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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 71 

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.Δ. 8/1973 
«Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» που διατηρήθηκαν σε ισχύ με 
το άρθρο 31 παράγραφος Ια του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α), του 
οποίου παρατάθηκε η ισχύς με την υπ’ αριθ. 296/68/1987 απόφαση 
(ΦΕΚ 31/Β/22.1.87). 

2. Την υπ’ αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύ¬ 
σταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνι¬ 
κής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Με¬ 
ταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β). 

3. Την υπ’ αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα¬ 
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 
549/Β), 

4. Την υπ’ αριθ. 65/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
αποφασίζουμε: 

« 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 

Ορισμοί - Ταξινόμηση κτιρίων 

1.1. Ορισμοί 

Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται μία κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου από 
κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία κατεύ¬ 
θυνση. 

Άκαυστο δομικό υλικό χαρακτηρίζεται εκείνο που πληροί τα κριτή¬ 
ρια της δοκιμασίας ακουστότητας. 

Ακεραιότητα απέναντι στη φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικα¬ 
νότητά του να εμποδίζει το πέρασμα των φλογών και των θερμών καυ¬ 
σαερίων στη μη εκτεθειμένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής 
φωτιάς από τη μία πλευρά. 

Άμεση απόσταση διαφυγής λέγεται το μήκος της ευθείας γραμμής 
από τυχόν σημείο ενός ορόφου, μετρούμενη μέσα στο περίγραμμα του 
κτιρίου, προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, (αγνοώντας τα ενδιάμεσα 
χωρίσματα και τους τοίχους, εκτός από αυτούς του πυροπροστατευμέ- 
νου κλιμακοστασίου. 


Ανιχνευτές πυρκαγιάς λέγονται τα όργανα ενός συστήματος αυτόμα¬ 
της ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα οποία συνεχώς ή σε τακτά χρονικά δια¬ 
στήματα παρακολουθούν την τυχόν εμφάνιση φυσικών ή και χημικών 
φαινομένων, επακόλουθων της φωτιάς, σε μια ορισμένη περιοχή του 
κτιρίου και μεταδίδουν τα αντίστοιχα σήματα συναγερμού ή ελέγχου. 

Αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας ενός δομικού στοιχείου είναι η 
ικοινότητά του να εμποδίζει τη μετάδοση δια μέσου της μάζας του ενός 
προκαθορισμένου ποσού θερμότητας. 

Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τμήμα μιας όδευ¬ 
σης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές 
απαιτήσεις πυροιντίστασης και κατοιλήγει σ’ ένα χώρο σχετικά ή από¬ 
λυτα ασφαλή. 

Αυτοκλειόμενο κούφωμα λέγεται εκείνο που είναι εξοπλισμένο με κα¬ 
τάλληλο μηχοινισμό εποιναφοράς του στην κλειστή θέση. 

Αυτόματος καταιονητήρας λέγεται συσκευή συνδεδεμένη με δίκτυο 
παροχής νερού, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε μια προκαθορι¬ 
σμένη θερμοκρασία και εκτοξεύει νερό. 

Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη 
όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. 

Εξωτερικό κλιμακοστάσιο λέγεται εκείνο που κατασκευάζεται έξω 
από το περίγραμμα του κτιρίου. 

Επικίνδυνος χώρος λέγεται κάθε χώρος ενός κτιρίου όπου, παράγο- 
νται ή και χρησιμοποιούνται ή και αποθηκεύονται ιδιαίτερα εύφλεκτα 
και εκρηκτικά υλικά, υγρά, εμπορεύματα κ.λπ. 

Επιφανειακή εξάπλωση φλόγας είναι εκείνη που γίνεται με ορισμένη 
ταχύτητα πάνω στην επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου ή υλικού, αφού 
αυτό αναφλεγεί. 

Εσωτερικά τελειώματα λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία με τα 
οποία γίνεται η τελική διαμόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των 
κτιρίων, όπως επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρ¬ 
μολογήματα, μονώσεις, κ.λπ. 

Ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να 
μην καταρρέει ή να μην ξεπερνά όρια παραμόρφωσης, όταν φορτισμένο 
με προκαθορισμένο φορτίο, εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς. 

Καυστό δομικό υλικό λέγεται οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κρι¬ 
τήρια της δοκιμασίας ακουστότητας. 

Όδευση διαφυγής λέγεται μία συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για 
τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ένα ασφαλή, 
υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Οικοδομικό διάκενο λέγεται το κενό που περικλείεται από δομικά 
στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα 
σ’ ένα δομικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθου¬ 
σες, τα ντουλάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διά¬ 
φοροι αγωγοί. 

Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχο¬ 
νται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής. 

Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυ¬ 
νατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας 
αυτή την όδευση. 

Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής λέγεται το 
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μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύ- 
γει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο ενός ορόφου μέχρι την 
πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. 

Πυραντίσταση λέγεται η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού 
στοιχείου ν’ αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που 
ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα μιας 
φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της (αντί¬ 
στασης στη δίοδο της θερμότητας. 

Πυράντοχο κούφωμα λέγεται κάθε κούφωμα, που δοκιμαζόμενο 
μαζί με τις διατάξεις στήριξής του σε δοκιμασία πυραντίστασης, παρου¬ 
σιάζει ένα καθορισμένο δείκτη πυραντίστασης. 

Πυροδιαμέρισμα: τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περι¬ 
κλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περί¬ 
πτωση, δείκτη πυραντίστασης. 

Πυροθερμικό φορτίο: το ποσό της εκλυόμενης θερμότητας από την 
καύση όλων των υλικών μέσα σ’ ένα χώρο κτιρίου. 

Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής λέγεται εκείνο το τμήμα της 
όδευσης (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κ.λπ.) που περικλείε¬ 
ται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντί¬ 
στασης. 

Πυροφραγμός λέγεται κάθε κατασκευή που άκαυστα ή περιορισμένης 
καυστότητας υλικά, που διακόπτει οικοδομικό διάκενο ή γεμίζει αρμούς 
και χάσματα οικοδομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση 
καπνού και φλογών μέσα απ’ αυτά. 

Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από ένα κτί¬ 
ριο, που οδηγεί σε μια οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίν¬ 
δυνο της φωτιάς ή και του καπνού. 


Τ.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. 

1-2.1- Για ιούς σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ία κτίρια ταξινομούνται 
ανάλογα με ιη χρήση ιομς οε 9 κατηγορίες, σύμφωνα με ιον παρακάτω Πίνακα 
I. 


ΠΙΝΑΚΑΣ I 


Κατηγορία 

Είδη κτιρίων 

Α. Κατοικίες 

Κτίρια διαμερισμάτων. Ξεχωριστές κατοικίες. 
Οικοτροφεία. 

8. Ξενοδοχεία 

Ξενοδοχείο, Ξενώνες. 

Γ. εκπαιδευτήρια 

Χχολικά Κτίρια όλων των κατηγοριών και 
βαδμίδων εκπαίδευσης. 

Δ. Γραφεία 

Κτίρια με δημόσια ή και ιδιωτικά γραφεία. 

δ. Καταστήματα 

Κτίρια για απο9ήκευση, έκ3εση και πώληση 
εμπορευμάτων. 

ΣΤ.Χώροι συνάθροισης 

Κτίρια που χρησιμοποιούνται χια τη συνάθροιση 

κοινού 

ατόμων, για κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές 
ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες. 

2-Βιομηχανίες-Αποθήκες 

Κτίρια που στεγάζουν βιομηχανικές και βιοτεχνι¬ 
κές δραστηριότητες ή και χρησιμοποιούνται για 
απο3ήκευση πρώτων υλών & βιομηχανικών προϊό¬ 
ντων. 

Η.Νοσπλευτικές 

Νοσοκομειακά κτίρια, Γηροκομείο, Ποιδοβρεφονη- 

εγκαταστάσεις-φυλακές 

πιακοί στα3μσί (με ύπνο). Κτίρια σωφρονισμού 
(φυλακές-αναμορφωτήρια). 

Θ.Χώροι στάϊμευσης 

Υπαίθριο, υπόγεια και υπέργεια κτίρια οιάθμευσης 

οχημάτων 1 πρατήρια 
υγρών καυσίμων 

αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. 


ι.Ζ.Ζ. Λεπτομερέστερος προσδιορισμός ίων κτιρίων που ανήκουν οε κά3ε 
καιηχορία δίνεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας για τον προσδιορισμό της χρήσης ενός κτιρίου, 
αρμόδιο χια την κατάταξή χου οχη συγγενέστερη καιηχορία είναι η ελέχχουσσ 
Δημόσια Αρχή. 


0 χαρακτηρισμός της κοτηχορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή μ' ένα 
τμήμα του ή ο' ένα πυροδιαμέρισμα. Αφορά στην κυρία χρήση του κτιρίου. Τυχόν! 
Βευτερεύοασα άλλη χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο εξετάζεται χωριστό, ον 
πρόκειται χια κατοικία ή αν καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/·4 της 
συνολικής επιφάνειας του κτιρίου 

1.2.3. Ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο η ένα τμήμα κτιρίου μπορεί 
να χαρακχηρισβεί υψηλού βαθμού κινδύνου από τη φύοη των περιεχομένων του. 
Συγκεκριμένα, όταν τα περιεχόμενα παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, 
τσχύχητα επιφανειακής εξάπλυοης της Φλόγας και έκλυση θερμότητας η 
παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης. 

0 χαρακτηρισμός "υψηλού βαθμού κινδύνου" ισχύει και για την περίπτωση 
που η πυκνότητα του πυροδερμικού φορτίου του κτιρίου είναι μεγαλύτερη από 2.000 
ΜΣΛη 2 (περίπου 100 Κρ/πι 2 ισοδύναμο ξύλου). 

Στην περίπτωση μεμονωμένων επικίνδυνων χώρων (π.χ. λεβητοστάσια, 
δεξαμενές καυσίμων κ.λ.η.) ισχύουν τα μέτρα της παραγράφου 3.2.5. του κεφαλαί¬ 
ου της Δομικής Πυροπροστασίας. 

Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου, με υψηλό βαθμό κινδύνου, 
εκτός από χις απαιτήσεις της κύριας χρήσης ισχύουν και τα παρακάτω: 

α) Το επιτρεπόμενο μέγιστο μήκος της πραγματικής απόστασης 
απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 20 μέτρα. 

β) Η παροχή ανά μονάδα πλάτους καθορίζεται σε 30 άτομα για τις σκάλες 
και σε 50 άτομα για τα οριζόντια τμήματα της όδευσης διαφυγής. 

γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης. 


ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Στόχος: 0 .κύριος οτόνος του σνεδιασ μού των οδεύσεων διοευνηΓ σ'ένσ κτίριο 
είναι η διασφάλιση ασφαλούς εκκένωσης όλων των ενοίκων, σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να παραμένουν ασφαλείς και 
αποτελεσματικές για τη χρονική διάρκεια που χρειάζονται και να είναι σαφώς 
αντιληπτές και προσπελάσιμες απ'όλούς τους χμήστες. Η χρήση του κηρίου κσι οι 
ανάγκες των ενοίκων καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού, την διαστσσιολάγηση, 
καθώς και τη δέση των οδεύσεων διαφυγής. 

2.1. Μετρικά στοιχεία. 

2.1.1. Η παροχή της όδευσης διαφυγής καδορίζεχαι με βάση την ειδική 
χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάδε όροφο ανάλογα με το δεωρητικό 
ηληδυσμό του. 

0 όροφος με το μεγαλύτερο αριδμύ ενοίκων (πληδυαμό) κσδορίζει την παροχή 
της κατακόριίφης όδευσης διαφυγής (κλιμακοστασίου). 

Σε περίπτωση κτιρίων με περισσότερους των 6 ορόφων (συμπεριλαμβανομένου 
κσι του ισογείου) η παροχή της χστακόρυφης όδευσης διοφυγής-κλιμακοσταοίου 
ιοουται με το όδροιομα των παροχών δύο διαδοχικών ορόφων. 

Η παροχή της ή των οδεύσεων διαφυγής ηρος τις τελικές εξόδους στον 
όροφο εκκένωσης υπολογίζεται από τις παροχές του ορόφου εκκένωσης και των 
υηερκειμένων και υποκειμένων ορόφων, κατά περίπτωση κατηγορίας κτιρίων και 
κσδορίζει ι 0 αηαιτούμενο πλάτος τής ή τών τελικών εξόδων, που ανοφέρεται στις 
Ειδικές Διατάξεις. 

2.1.2. Πλάτος και ύφος: ως πλάτος της όδευσης διαφυγής ορίζεται το 
ελεύδερο πλάτος στο στενότερο σημείο και μέχρι ύψους 2.00 μέτρων. Η μονάδα 
πλάτους της όδευσης διαφυγής ορίζεται οε 0.60 του μέτρου. 

Το ελάχιστο πλάτος οποιοσδήποτε όδευσης ΒιοΦυγής δεν επιτρέπειοι να είναι 
μικρότερο από 0.70 ίου μέτρου. 

Το πλάτος της όδευσης διαφυγής Βεν επιτρέπεται να μειώνεται, σε κσμμισ 
περίπτωση, στην πορεία προς την τελική έξοδο. 

Το αηαιτούμενο πλάτος της όδευσης διαφυγής, γισ όλα τα στάδια, 
προσδιορίζεται σε συνάρτηση με ιον σρι3μό ίων ενοίκων, ανάλογα με την ειδικά 
χρηση του κτιρίου (ειδικές διατάξεις) και εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες 
πλάτους (0.60 μ ). Οταν απαιτείται από τον υπολογισμό, ηροστΟεται μισιτ μονάδα 
πλσιοι/ς (0.30 μ.) και όχι κλάσμιμα. 0 περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τον 
κα3ορισμό του ελαχίαχου εηιιρεηομένου πλάτους. 

Το ελεύδερο ύψος των χώρων, όπου περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2.20 μέτρα, ενώ για τις οκάλες, δοκούς, ανώφλια 9υρών μηρ-ΈΪ να 
είναι 2.00 μέτρα. 

2.1.3. Υψομετρικές διαφορές δαπέδων: Περιοχές που παρουσιάζουν 
υψομετρικές διαφορές στο δάπεδο μέχρι 0.40 μέτρου, εξυπηρετούνται με σκαλοπά¬ 
τια ή ράμπες και μπορεί να συμηεριληφ3ούν στις οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΟΔΕΥΣΕΒΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. 



ΤηαιΔριος 
ασφαλής χώρο; 


Σχήύα 2.1. Στάδια οδεύσεων διαφυγής. 

2.2.Το πρώτα οτά&ιο ιπς όδευσης διαφυγής (ΑΒΓ) ονομάζεται αηραοεάιεοτπ 
όδευση διαφυγής και αφορά σεην πορεία αηό ένα ιυχόν σημείο ίου κτιρίου μέχρι 
ένα χώρο αοφαλή ή σχετικά ασφαλή, που μπορεί να είναι: 
α) μια τελική έξοδος προς υπαίδριο χώρο. 

Β) μια έξοδος κινδύνου ορόφου προς μία ηυροηροστατευμένη όδευση 
διαφυγής. 

χ) μια πόρτα εισόδου σε χώρο ηυραδιαμερίσμαιος ηου οδηγεί σε μια έξοδο 
κινδύνου ή μια τελική έξοδο. 


2.2.1. Απόσταση διαφυγής - Διάταξη εξόδων. 

Πραγματική απόσταση, απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, λέγεται το 
μήκος της πραματικής πορείας μη συμηέριλαμόανομένων των κινητών επίπλων, 
ηου πρέπει να διασχίσει το άτομο αηό τυχόν σημείο της κάτοψης του κτιρίου, 
μέχρι να φτάσει στην πιο κοντινή έξοδο κινδύνου, δηλαδή στην αρχή μιας 
πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής <αχ. 2^). 

Η πραγματική απόσταση, όπως και η άμεση απόσταση απροστάτευτης όδευσης, 
αναφέρονται συνήδως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν όμως παρεμβάλλεται στην 
όδευση απροστάτευτο κλιμακοστάσιο, προστίδεται το ανάπτυγμα της σκάλας στη 
γραμμή ανάβασης, επαυξημένο κατά 50%. 



Ζχ. 2.2. Η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής. 

Τα υέχιστα. κατά περίπτωση, επιτρεπόμενο μήκη των παραπάνω αποστάσεων 
(πραγματικής-άμεσης) καδορίζονται αηό τις αντίστοιχες Ειδικές διατάξεις 
ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. 

Αν ένα τμήμα (π.χ. ΒΓ αχ. 2.1) αυτού του σταδίου ανήκει σε κοινόχρηστο 
διάδρομο μερικά πυροηρσστατευμένο (με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 
λεπτών), στον υπολογισμό της πραγματικής απόστασης αυτό το τμήμα λαμβάνεται 
ίσο με το μισό του πραγματικού του μήκους, αν δεν καβορίζεται διαφορετικά στις 
Ειδικές διατάξεις. 

Όταν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, η απροστάτευτη απόσταση 
διαφυγής επιτρέπεται ν' αυξάνεται, όπως καδορίξεται συγκεκριμένα στις Ειδικές 
Διατάξεις. 

Γενικά πρέπει να επιδιώκεται π προσπέλαση προς δύο τουλάχιστον εναλλακτι¬ 
κές εξόδους κινδύνου (αχ. 2.3), αηό χώρους με ηλη3υσμό περισσότερο των 10 
ατόμων ή όροψο με πληδυσμό περισσότερο των 50 ατόμων. Οι έξοδοι κινδύνου από 
κάδε σημείο του χώρου πρέπει να τοηοδετούνται σε δέσεις σαφώς αντιληπτές αηό 
τους ένοικους. 

Στην περίπτωαπ που υπάρχει μία μόνο πορεία διαφυγής, 

1 ° αναφερόμενο πιο πάνω μέγιστο όριο απροστάτευτης όδευσης ε » νο ■ 
π'-οότερο «οι κοθαρίζετοι οπό τις αντίστοιχες ειδικές 6·ατάξε < έ · 

Οι οδεύσεις διαφυγής από τυχόν σημείο ενός χώρου προς 
τις δύο εναλλακτικές εξόδους πρέπει να σχηματίζουν γωνία μεγολύ- 
τ εοη των 45° (αχ.2.Λ) , γ ι ο να θεωρηθεί ότι αποτελούν δύο ξεχωριστές 
& δ ί ύ α ε ι ς . 

Όταν υπάρχουν δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγης ,ορ*ε. 


υόνο η μία από αυτές να πληρεί το μέγιστο όριο μήκους της πραγμα¬ 
τικός οπόστοοης (οχ.2.3). 

Οι πόρτες εξόδου πρέπει να ανοίγουν υποχρεωτικά προς πν 
»α'ί-ύβυνση της όδευσης διαφυγής,στον ρτο χώρα ταυ κτιρίου αντιστοι¬ 
χεί πληθυσμός μεγαλύτερος από 50 άτομα ή ο χώρος παρουσιάζει υψηλό 
Ροθμό κινδύνου. 

Οι οδεύσεις διοφυγής δεν πρέπει γενικά να περνούν κοντά 
οε τμήματα του κτιρίου ,ηου παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου,εκτός 
εξαιρέσεως,μετά από έγκριση της ελέγχσυσας αρχής · 

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει επιπλέον και περιορισμός 
για την απόσταση του τυχόντος σημείου της αίθουσας οπό την ενδιά¬ 
μεση πόρτο (απόσταση ΑΒ,οχ.2.5). Σε κάθε περίπτωση η απόσταση ουτή 
πρέπει να είναι μικρότερη από το 2/3 του επιτρεπομένου μήκους της 
πραγμοτικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής. 
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2χ. 2.3. Εναλλακτικάς έξοδοι κινδύνου. 



Ιχ. 2.4. Οι οδεύσεις διοφυχής σχηματίζουν χωνία μεγαλύτερη των 45°. 



Ιχήμα 2.5. 

2.2.2. Υπαί3ρια τμήματα: η όδευση διαψυχής μπορεί να περνά αηό 
εξωτερικούς εξώστες, βεράντες ή δώματα υπό τον όρο ότι το μέχιστο μήκος του 
υηαΟριου τμήματος είναι το 1/2 της συνολική* επιτρεπόμενης απόστασης, 
ηροκειμένου χια απροστάτευτη όδευση δια^υχης και δεν δημιουργούνται 
αδιέξοδα. 


2.3. Το δεύτερο στάδιο (ΓΔ) αφορά στην πορεία από μια ε'ξοδο κινδύνου 
(τέλος του πρώτου σταδίου), μέχρι την έξοδο οτο επίπεδο του ορόφου εκκένωσης. 
Όλη αυτή π πορεία είναι ηυροηροστατευμένη, περιβάλλεται δηλαδή αηό δομικά 
στοιχεία με ηροκα3ορισμένο δείκτη πυραντίστασης. Το δεύτερο στάδιο της 
όδευσης δια^υχής σηοτελείται, συνή3ως, από ηυροπροστατευμένα κλιμακοστάσια 
(τμήμα ΓΔ, αχ. 2.1), αλλά μερικές φορές μπορεί να συμπεριλαμβάνει και 
ηυροπροσταιευμένους οριζόντιους διαδρόμους (τμήμα ΒΓ) ή ηυροηροστατευμένο 
ηροδάλαμο. 

2.3.1. ηυροηροστατευμένη όδευση διαφυχήζ. 

0 δείκτης πυραντίστασης των δομικών στοιχείων της πυροπροστατευμένης 
όδευσης διαφυχής είναι ίσος με τον σηαιτούμενο χια τα στοιχεία ιου πυροδια- 
μερίαμαιος, ανάλοχα με την ειδική χρήση του κτιρίου και τις αντίστοιχες 
Ειδικές Διατάξεις. Όπου δεν προβλέπονιαι από τις Ειδικές Διατάξεις τιμές χια 
τον δείκτη πυραντίστασης του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης, οι 
τοίχοι και το δάπεδα αυτής ιπς όδευσης πρέπει να έχουν τους παρακάτω δείκτες 
πυραντίστασης: 
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α) όταν η πυροηροσιαιευμένη όδευοη εξυπηρετεί 3 ή λιχότερους ορι .ους, 
τουλάχιστο 30 (Πηχών. 

3) όιαν η ηυρρηροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί 4-8 ορόφους, τουλάχιστον 
60 λεπτών. 

5 () όιαν η πυροπρααιατευμένη όδευση εξυπηρετεί 9 ή ηερισσόιερους ορόφους, 
ιουλάχισεον 90 λεπτών. 

Τα ανοίχματα ηου χρησιμοποιούνται ως είσοδος και έξοδος ιης προσιαιευ- 
μένης όδευσης διαφυχής καλύπτονται με πόρτες αυχοκλειομενες. με δεικιη 
πυρανιίαχασης ηου μπορεί να υηολείηειαι χο πολύ 30 λεπτά αηό ίο δείκχη 
ηυρανιίοιαοης ιων υπόλοιπων δομικών στοιχείων. Τα κουφώμαια χυν ηηρα3ύρων 
ίου περιβλήματος πρέπει να έχουν δείκχη ηυρανχίσχααης τουλάχιστον 30 Λεπτών. 

Τα εοωιερικά ιελειώμαια χων χοίχων και χων οροφών χης πυροηροσιαχευμέ- 
νης όδευσης διαφυχής ηρέηει να ανήκουν στις καιηχορίες Ο ή 1, από την άποψη 
χης επιφανειακής διάδοσης χης Φλόχας. 

Σωληνώσεις που μειαφέρουν υχρά ή αέρια αναφλέξιμα αηαχαρεύεχαι να 
διαπερνούν ηυροπροσχαχευμένες οδεύσεις διαφυχής. 

2.3.2. Εσωτερικά κλιμακοστάσια. 

Ο αριθμός και η 3έση χυν αηαιχουμένυν κλιμακοστασίων προκύπτουν αηό χις 
αηαιχήσεις ηου διατυπώνονται στο πρώτο στάδιο (1) και κα3ορίζονχαι ειδικότερα 
από χη χρήση του κτιρίου και την πυκνότητα ίου πλη9υσμού. 

Όλα τα εσωτερικά κλιμακοστάσια ηου αποτελούν ηυροηροστατεομένη όδευση 
διαφυχής πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να περιβάλλονται από δομικά 
στοιχεία με δείκτη ηυραντίστασης σύμφωνα με όσα ορίζονται οτις ειδικές 
διατάξεις. 

Σε κτίρια με 3 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα 
υποχρεωτικά πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. 

Για κτίρια με περισσότερους από 6 ορόφους και πυκνότητα πληΒυσμού πάνω 
από 50 άτομα ανά όροψο απαιτείται ειδικός προ3άλαμος χια κά9ε όροφο, με δύο 
ηυράντοχες πόρτες στην είσοδο του κλιμακοστασίου (ΙοάΡς) έτσι, ώστε να 
προστατεύονται από την είσοδο του καπνού (σχ. 2.6). Τα δομικά στοιχεία του 
περιβλήματος αυτού του ηρο3αλάμου πρέπει να έχουν δείκτη ηυραντίστασης 
τουλόχιοτον 60 λεπτών και οι πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών. 


.π·οοπροστατευμενος 

πρόβαλαμος 



Σχήμα 2.6. Πυροηροαχατευμε'νος ηρα3άλαμος με συιοκλειόμενες πόρτες. 

2.3.3. £ξυτερικά κλιμακοστάσια. 

Σε περιπτώσεις ηνάχκης μπορεί να χρησιμοηοιη9εί υς όδευοη βια^υχής 
εξωτερικό κλιμακοστάσιο μόνιμης καταοκευής. 

Σε κτίρια με ·4 η περισσότερους ορόφους τα εξωτερικά κλιμακοστάσια πρέπει 
να διαχωρίζονται από το κτίριο με 6ομικά στοιχεία ηου παρουσιάζουν θείκτπ 
ηυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο χια το ηυροδιαμερισμα του κτιρίου. Η 
προστασία αυτή των εξωτερικών χοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρω3εν του 
κλιμακοστασίου κστα 2 μέτρα. 

Για κτίρια πάνω από 3 ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα πρέπει να 
κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. 

2.3.4. Κλιμακοστάσια χια την πρόσβαση των πυροσβεστών. 

Σε κτίρια με ύψος μεγαλύτερο από 25 μέτρα και συνολικό πλπ9υσμό πάνω από 
500 άτομα και όπου οπό τις Ειδικές Αιαιαξεις απαιτείται, κατασκευάζεται 
πρόσθετο εσωτερικό κλιμακοστάσιο χια την πρόσβαση των πυροσβεστών, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοηοιη9εί και ως όδευση 6ια$υχης των ενοίκων. 

Το κλιμακοστάσιο της προηγούμενης πσραχρό^ου επιτρέπεται να χίνετσι 
εξωτερικό μόνιμης κατασκευής, εφόσον εξυπηρετείται καλύτερα η πρόσβαση των 
πυροσβεστών. 


2.3.5. Ράμπες. 

Γιπ τις ράμπες εσωτερικές ή εξωτερικές ισχύουν οι ίδιες διστάζεις ηου 
ανσφέρονται στα κλιμακοστάσια. Όταν η κλίση της ράμπας είναι μεχαλύτερη από 
1:15 παρεμβάλλεται υποχρεωτικά πλατύσκαλο, μήκους τουλόχιοτον 1.50 μέτρου, 
ανά διαφορά στάδμης 3.50 μέτρων. 

2.3.6. Κυλιόμενες σκάλες - Ανελκυστήρες 

Γενικά σηαχαρεύεται η χρήση των κυλιόμενων κλιμάκων ή διαδρόμων, 
κα3ώς και των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυχής. 

2.4. Το τρίτο στάδιο (ΛΕ) αποτελεί την οριζόντια όδευση ηρος την τελική 
έξοδο και την εκκένωση των ενοίκων σε χώρο απόλυτα ασφαλή, κοινόχρηστο 
δρόμο ή ύπαιδρο (σχ.2.1). Είναι η συνέχεια των προστστευμένων οδεύσεων 
διαφυχής αηό τους υπέρχειους (ή υηόχειους) ορόφους προς το εξωτερικό του 
κτιρίου και από εκεί, αν απαιτείται σε περιοχή ελεύ3ερη και ασφαλή. 

Η όδευοη του τρίτου σταδίου μέσα στο κτίριο πρέπει να είναι όοο το δυνατόν 
πιο σύντομη, ευ3εία και ηυροηροοτατευμένη. 

Στην περίπτωση που ηροβλέηειαι ηρο3άλαμος ίΐοόΐκι) πρέπει και αυτός να 
είναι πλήρως ηυροπροσταιευμένος. 

Η τελική έξοδος ή οι τελικές έξοδοι ηρέηει να ιοηοδετούνχαι κατάλληλα 
στην κάτοψη του κτιρίου, έτσι ώστε να είναι οαφής η κατεύθυνση διαφυχής ηρος 
το ύπαιθρα. 

Κλιμακοστάσια ηου συνεχίζονται κάτω από τον όροφο εκκένωσης ηρέηει να 
διακόπτονται με κατάλληλα δκζχωριστικά στοιχεία (πόρτες), χια να μή 
δημιουρχείτσι ούχχυση, όσον αφορά στην κστεύ3υνση της τελικής εξόδου. 

Γέφυρες, υηαίδριοι εξώστες και οποιαδήποτε άλλη έξοδος ηου οδηχεί αηό το 
κτίριο σε άλλο κτίριο ή σε χώρο ασφαλέστερο (ακάλυπτο, εσωτερική αυλή, αί3ριο 
κΑη.) μπορούν να αντικαταστήσουν άλλες σήαιιούμενες τελικές εξόδους, αλλά 
όχι σε ποσοστό μεχαλύτερο του 5091. 

Το τμήμα της όδευσης του τρίτου σταδίου (III), ηου βρίσκεται έξω αηό το 
κτίριο, ηρέηει να οδηχεί με ασφάλεια μσκρυά αηό το κτίριο και να προστατεύεται 
αηό την ακτινοβολία, τον καπνό και τις φλόχες που προέρχονται από τα ανοϊχμα- 

τπ (οχ. 2.7). 



Σχήμα 2.7. 

2.5. Κατασκευαστικά στοιχεία των οδεύσεων διαφυχής. 

2.5.1. Πόρτες-Γενικά. 

Κό3ε πόρτα που προβλέηεται να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος κινδύνου, ηρέηει να 
βρίσκεται σε 3έοη κατάλληλη έτσι, ώστε η πορεία διαφυχής να είναι προφανής 
και πραχματοποιήσιμη. 

Σε κά3ε άνοιχμα πόρτας, αή όπου περνά όδευση διαφυχής. πρέπει νσ υπάρχει 
τουλάχιστο ένα δυρόφυλλο με πλάτος ίσα ή μεχαλύτερο σηό 0.70 μέτρου. 

Κανένα 3υρόφυλλο, αηό το οποίο περνά όδευση διαφυχής, δεν επιτρέπεται να 
έχει πλάτος μεχαλύτερο αηό 1.20 μέτρα. 

Το δάπεδο και αηό τις δυο πλευρές κά3ε πόρτας πρέπει να είναι επίπεδο και 
να βρίσκεται στην ίδια στά3μη 

Κατ' εξαίρεση, όταν η πόρτα οδηχεί ηρος το ύπαιδρο ή ηρος εξωτερικό εξώοτη 
ή ηρος την τελική έξοδο, επιτρέπεται η οτά3μη του δαπέδου στην εξωτερική 
πλευρά της πόρτας να βρίσκεται μέχρι κσι 0.20 μέτρου χαμηλότερο σε σχέση με 
την εσωτερική στά3μη. 

2.5.2. Κατεύΐυνση περιστροφής. 

Κάθε πόρτα που χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου πρέπει να ανοίχει προς 
την κατεύ3υνοη της διαφυχής παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίχματός 
της. 

Μπορούν νσ εξαιρεθούν πόρτες που εξυπηρετούν χώρους με χαμηλό βσ9μο 
κινδύνου και συνολικό πλη3υσμό ηου δεν ξεπερνά τσ 50 άτομα. Αυτές οι πόρτες 
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επιτρέπεται να ανοίγουν ηεριατρερόμενες προς την αντίθετη κατεύθυνση της 
όδευα ης διαφυγής. 

Κάθε πόρτα που ε'χει άμεαη πρόσβαση προς κλιμακοστάσιο, πρε'ηει κατά την 
περιστροφή της να μην φράσσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα και να μην μειώνει το 
πλάτος της σκάλας ή ίου πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας μία τουλάχιστο μονάδα 
πλάτους οδεύοευς διαδοχής (σχ, 2.8). 

Πόρτες μηχανοκίνητες, όπως η.χ. πόρτες που ανοίχουν με το πλησίασμα ενός 
ατόμου και παρεμβάλλονται οε οδεύσεις διαουχής, πρέπει να είναι δυνατό V 
ανοίχονται και με το χε'ρι σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενε'ρχειας. 



Σχήμα 2.8. 


2.5.3. Εξοπλισμός. 

Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι ώστε να ανοίχει 
αμέσως προς την πλευρά της όδευσης διαςυχής. Σύρτες ή άλλα μέσα σσσαλίσεως 
της πόρτας πρέπει να έχουν χειρολαβές ευκολόχρηστες ακόμη και στα σκοτάδι. 

Οι κλειδαριές, αν υπάρχουν, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να μην απαι¬ 
τείται η χρησιμοποίηση κλειδιού χια ν - ανθίζουν προς την κατεύθυνση της δια- 
ίυχής. 

Κάθε πόρτα που ηροβλέηεται να παραμένει κλειστή σε περίπτωση ηυρκαχιάς 
(π.χ. πόρτα σε περίβλημα κλιμακοστασίου), πρέπει να είναι αυτοκλειόμενη και 
δεν επιτρέπεται να στερεώνεται σε θέση ανοιχτή. 

2.5.4. Πόρτες περιστρεφόμενες χϋρω από κεντρικό άζονα- 

περιστροίΐχοί δραχμοί. 

Απαχορεύεται η χρησιμοποίηση πόρτας περιστρεφόμενης χύρω από κεντρικό 
άζονα σε οδεύσεις διαροχής. 

Επίσης απαχορεύονται περιστροφικοί ίραχμοί ή άλλες παρόμοιες διατάζεις, 
που έχουν προορισμό να περιορίσουν την πορεία προς μια διεύθυνση ή τον έλεχχο 
των εισιτηρίων, ερόσον παρεμποδίζεται η κίνηση στην όδευση δισρυχής. 


Το ύψος τοποθέτησης των κουπαστών που απαιτούνται πρι_π».ι 
να είναι τουλάχιστον 1,00 μέτρο,μετρούμενο απά το πάτημα των βαθμι¬ 
δών της σκάλας. 

Σε κάθε σκάλα,όπου απαιτείται πλάτος μεγαλύτερο από Ι,ΘΟ 
μέτρα,πρέπει να τοποθετούνται ενδιάμεσες κουπαστές , έτσι ώστε το 
μέγιστο άνοιγμα κάθε τμήματος της ακάλας να είναι Ι,ΘΟ μέτρα,εψά- 
αον χρησιμοποιείται ως όδευση διαφυγής. 


2.6. Τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυχής. 

2.6.1. Γενικά. 

Ανάλοχα με τις Ειδικές διατάζεις χια κά9ε χρήση κτιρίου, όταν απαιτείται 
φωτισμός των οδεύσεων διαφυχής, πρε'ηει να Τηρούνται οι ακόλουθες διατάζεις 

Ο φωτισμός ίων οδεύσεων διαφυχής (τεχνητός ή φυσικός) πρέπει να 
είναι συνεχής στο χρονικό διάστημα που το κτίριο βρίσκεται οε λειιουρχία, 
παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισμού των 15 Ιυχ, ιδιαίτερα στα δάπεδα 
των οδεύσεων διαφυχής, συμπεριλαμβανομένων των χωνιών, των διασταυρώσεων 
διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και κα9ε πόρτας εζόδου διαφυχής. 

2.6.2. Πήχες φωτισμού. 

0 τεχνητός φωτισμός πρέπει να τροφοδοτείται από σίχουρες πήχες ενέρχεισς, 
όπως ηλεκτρικό ρεύμα από την Δ.Ε.Η. 

Απαχορεύεται η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων, που λειτουρχούν με 
συσσωρευτές και η χρήση φορητών στοιχείων χια τον κανονικό φωτισμό των 
οδεύσεων διαφυχής. όμως επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητική πηχή 
ενε'ρχειας, χια το φωτισμό ασφαλείας. 

Απαχορεύεται νσ χρησιμοποιούνται φωοφορίζοντα η ανακλαστικά του φωτός 
στοιχεία ως υποκατάστατα των αηαιιουμε'νωγ ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων. 

2.6.3. Τωτισμός ασφαλείας. 

Για κα9ε κτίριο, όπου σύμφωνα με τις Ειδικές διατάζεις του. απαιτείται 
φωτισμός ασφαλείας στις οδεύσεις διαφυχής. πρέπει να ηληρούνιαι οι ακόλου9ες 
ηαράχραφοι: 

α. Η διακοπή του φωτισμού, στη διάρκεια αλλαχής από μια ηηχή ενέρχεισς σε 
άλλη, πρέπει να είναι ελάχιστη. Η επιτρεπόμενη διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα· 10 δευτερόλεπτα. 

β. 0 φωτισμός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από σίχουρη εφεδρική ηηχή 
ενε'ρχειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των 
οδεύσεων διαφυχής η ελάχιστη τιμή των 10 Ιυχ, μετρούμενη στη στά9μη του 
δαπέδου. 

χ. Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο 
φωτισμό χια 1^2 τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού 
φωτισμού. 


Εξοίρεαη γίνεται σε ειόικά κτίρια υπό την προϋπόϋά,οη όι > 
αυτές αι πόρτες δεν καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%,οιιά ΐυ 
σύνολο των απαιτουμένων μονάδων πλάτους των οδεύσεων διαφυγής. 

Για κάθε πόρτα περιστρεφόμενη γύρω οπό κεντρικό άξονα 
ή περιστροφικό φραγμό πρέπει να υπολογίζεται μόνο μ·οή μονάδα πλά¬ 
τους,κατά τον υπολογισμό των μονάδων πλάτους της όδευαης διαφυγής. 

2.5.5. Παράθυρα 

Γενικά τα παράθυρα δεν θεωρούνται τμήμοτο οδεύσεων δια¬ 
φυγής. Ωοτόαο,οτηνπερίπτώση ισογείου χώρου,μπορούν να χρησιμοποιη¬ 
θούν ως εναλλακτικές έξοόοι,εφόσον έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 
0,60 του μέτρου πλάτος,και 0,85 του μέτρου ύψος (καθαρό άνοιγμα}, 
και ύψος στάθμης κατωφλιού από το δάπεδα όχι μεγαλύτερο οπό 1,00 
μέτρο. 

Το παράθυρα των πυροπροατατευμένων οδεύσεων διοφυγής 
δεν πρέπει να είναι ανοιγμένα,εκτός εξαιρέσεων μετά από έγκριση 
τ ης ελέγχουοας αρχής,το πλαίσιό τους να είναι χαλύβδινο και οι 
υαλοπίνακες ενισχυμένοι με αυρμάτινο πλέγμα και να παρουσιάζουν 
πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών. 

2.5.6. Στηθαία και κουπαστές 

Οι σκάλες,τα πλατύσκαλα ,ο ι εξώατες,οι ρόμπες,που αποτε¬ 
λούν τμήματα οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι κατάλληλα προοτο- 
τευμένα με οτηθαία ατις ανοιχτές πλευρές. Τα οτηθαία και οι κουπα¬ 
στές πρέπει να είναι συνεχή σε όλο το μήκος του κλάδου της σκάλας 
ή της ράμπας. 

Οι σκάλες και οι ράμπες που αποτελούν τμήματα της τελικής 
εξόδου και δεν έχουν μεγάλη υψομετρική διαφορά (0,80 μ·) επιτρέπε¬ 
ται να μην έχουν στηθαία και κουπαστές. 

Το ύψος των στηθαίων (εφόσον δεν υπάρχει κιγκλίδωμα) πρέ¬ 
πει να είναι τουλάχιστον 1,00 μέτρο,μετρούμενο από το πάτημα των 
βαθμιδών της ακάλας. 


2.7. Σήμανση οδεύσεων διαφυχής. 

2.7.1. Επιχραφές και σήματα εξόδων διαφυχής. 

Η σήμανση ίων οδεύσεων διαφυχής χια όλα τα στάδια, εφόσον οι ειδικές δια- 
ιάξεις των κτιρίων το απαιτούν, πρέπει να χίνεται με οήμστα και ευσνάχνυστες 
εηιχραφές. Αυτή η σήμανση επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν η έξοδος ή π όδευση 
διαφυχής δεν είναι άμεσα ορατή ή αντιληπτή. 

Κά9ε σήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παραπάνω παράχραφο, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις διατάζεις του Π. Διατάχματος 422/6-6-79 "Περί 
συστήματος, σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους ερχασίας” με τις 
συμπληρώσεις των παρακάτω ηαραχράφων: 

Κάθε εηιχραφή ή σήμα, που δείχνει μια εζοδο ή πρόσβαση διαφυχής, πρέπει να 
είναι κατάλληλα τοπο9ετημένη έτσι ώστε να εινα άμεσα ορατή. Απαχορεύεται η 
χοηο3έτηση διακόσμησης ή άλλου εξοπλισμού, που εμποδίζει την ορατότητα. 

Σε κά3ε 3έσπ, όπου η κατευδυνση της όδευσης διαφυχής ηρος την ηληαιέστε- 
ρη έξοδο δεν είναι ορατή, πρέπει να τοπο3ετείχαι χο σήμα διάσωσης χ, όπως 
προβλέπεχαι από το ΠΔιάταχμα 422/8-6-1979. Το μέχε9ος και το χρώμα του σή¬ 
ματος προσδιορίζεται από το άρ9ρο 3, παράχρ., 1χ του ίδιου Διατάχματος. 

Επάνω από κά9ε πόρτα εξόδου διαφυχής πρέπει να τοπο3ετείται χο σήμα διάσω¬ 
σης ε του άρ3ρου 4 του η.Διατσχμαιος 422/9-6-1979. με ύψος προσαυξημένο, 
έτσι ώστε να υπάρχει χώρος χια τη λέξη "ΕΞΟΔΟΣ", κάτω από το σύμβολο. 

Στα σημεία εισόδου κυλιόμενης σκάλας ή κυλιόμενου διάδρομου, που δεν 
περιλαμβάνονται σε όδευση διαφυχής, πρέπει να τοηο5ετούνται σήματα διάσωσης 
που να προσδιορίζουν την κατεύθυνση ηρος χπυ ηλησιε'στερη έξοδο. 

Κάθε πόρτα, που σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να παραμένει κλειστή οε 
κανονικές συνθήκες λβτουρχίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την εηιχραφή "Η 
ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ κΑΐΣΤΗ'. 
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Άρθρο 3 

ΔΟΜΙΚΗ ΠΤΡ0ΠΡ0ΣΤΛ2ΙΑ 

Οι διατάξεις ίου άρθρου αυτού πποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων 
μερικής ή οδικής κατάρρευσης του κτιρίου εξαιχίας πυρκαγιάς, εζάηλωσης της 
φωτιάς μέσα στο κτίριο και μετάδοσης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή 
άλ^ες κατασκευές. 

3.1. Τέροντα δομικά στοιχεία. 

0 φέρυν οργανισμός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτωση ηυρκαχιάς, να είναι 
ικανός να φέρει τα φορτία χια τα οποία προορίζεται, χια ε'να χρονικό διάστημα 
που κσ9ορίζπαι με το δείκτη ηυραντίστασης στις ειδικές διατάζεις χία κά3ε 
χρήση κτιρίου. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται τόσο στο σύνολο του φέρονιος 
οργανισμού, όσο και στα επί μέρους δομικά στοιχεία ηου τον απαρτίζουν. 

Σε πολυόροφσ κτίρια, ύψους μεγαλύτερου των 20 μέτρων, τα κρίσιμα φέρονια 
δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη ηυραντίστασης τουλάχιστον 120 λεπτών. 


3.2. Εξάηλυοη πυρκαχιάς μέσα στο κτίριο. 

Ο έλεχχος εζσηλυσης της πυρκαχιάς μέσα στο κτίριο επιδιώκεται με τον 
διαχωρισμό του κτιρίου οε ηυροδιαμερίσμάτα και τη χρήση υλικών περιορισμέ¬ 
νης αναφλεξιμότητας και καυστότητας, στα διάφορα δομικά στοιχεία και στα 
εσωτερικά χελειώματα. 

3.2.1. Ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε ηυροδιαμερίοματα έχει στόχο να 
ηερισρίοει την ηυρκοχιά μέοα στο χώρο ηου εκδηλώ3ηκε και να ανασχέσει την 
οριζόντια ή/και καχακόρυφη εζάηλωσή χης στο υπόλοιπο κτίριο. Για κά9ε καιηχο- 
ρίσ κτιρίων κα3ορίζεται ένα μέχισχο εμβαδό ορόφου ή ορόφων ή/και όχκου κτιρίου, 
πέρα από το οποίο ο όροφος ή το κτίριο υποδιαιρείται σε ηυροδιαμερίοματα 
(σχ.3.1). 

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός ηυροδιαμερίσματος, δηλαδή οι 
τοίχοι, τα πατώματα και τα κουφώματα έχουν δείκτη ηυραντίστασης ηου κα3ορί- 
ζειαι επίσης στις Ειδικές Διατάξεις χια κά3ε χρήση κτιρίου. 



Σχήμα 3.1. Διαμερισματοηοίηση. 

3.2.2. Οι παραπάνω απαιτήσεις χια δείκτη ηυραντίστασης ισχύουν επίσης χια 
περιβλήματα ηυροηροστατευμένων οδεύσεων διαφυχής ή πυροηροσταιευμένυν 
ηρο3αλάμων (όπου απαιτούνται), κα3ώς και χια τοίχους ηου διαχωρίζουν τμήματα 
διαφορετικής ιδιοκτησίας ή διαφορετικών χρήσεων. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις, ο τοίχος δεν επιτρέπεται να έχει δείκτη ηυραντίατασης μικρότερο 
των 60 λεπτών. 


3.2.3. Τα μέχιστα όρια εμβαδών ηυροδιαμερίσματος μπορούν να αυξη9αύν 
κατά 25% και 50% αντίστοιχα, όταν το 50% ή το 100% της περιμέτρου του 
κτιρίου είναι ελεύ3ερο χια την προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων, με τη 
ηροϋηό9εση ύπαρξης άρτια οργανωμένης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή. 

3.2.4. Το ηυροδιαμέρισμα, σε κτίρια ύψους μεγαλύτερου των 15 μέτρων, δεν 
πρέπει «ενικά να καταλαμβάνει περισσότερους των δύο (2) ορόφων, εκτός εξαιρέ¬ 
σεων, μετά από έχκριση της ελέχχουοας Αρχής. 

3.2.5. Επικίνδυνοι χώροι η τμήματα κτιρίων με υψηλό βα3μό κινδύνου από ία 
περιεχόμενα (ηαραχραφος 1.2.3.) πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέ- 
ρισμσ, με δείκτη ηυραντίστασης τον απαιτοΰμενο χια το υπόλοιπο κτίριο και όχι 
μικρότερο των 60 λεπτών. 


3.2.6. Οι τοίχοι των πυροδιαμεριαμάτων πρέπει να επεκτείνονται 
καθ'ύψος,δια μέσου τον κενών οροφής-ρτέγης η οικοδομικού διακέ¬ 
νου,πάνω από την επικάλυψη της στέγης τουλάχιστον κατά 0,50 μέ¬ 
τρου (σχ.3.2). Ιε περίπτωση δώματος,όπου δεν είναι δυνατή αυτή 
η προεξοχή,πρέπει να προβλέπεται από τη μία και την άλλη μεριά 
του τοίχου,σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 μέτρου,κατάλληλη προστα¬ 
σία της επικάλυψης από όκαυοτο υλικά. 
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3.2.7. Οι τοίχοι και τα πατώματα πυροδιαμεριαμάτων,καθώς και οι 
εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να δομούνται έτσι,ώστε να εμπλέκονται 
στις συναντήσεις τους,για να μην είναι εύκολη η διείσδυση των 
φλογών. 

3.2.8. Μέχρι τη δημοσίευση ελληνικής πρότυπης δοκιμασίας ή την υιο¬ 
θέτηση αντίστοιχης ξένης για την κατάταξη διαφόρων υλικών επικάλυψης 
επιστεγάσεων,ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στη φωτιά,δεν πρέπει 
στις επικαλύψεις χαμηλών κτιρίων να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλι- 
κά,εκτός εξαιρέσεων μετά από έγκριση της ελέγχουαας αρχής,ιδιαίτέ¬ 
ρα όταν το κτίρια είναι κοντά σε,δασική περιοχή ή αε πυκνοδομημένο 

ο ι κ ι σμό. 


3.2.9. Ανοίγματα πατωμάτων που δημιουργούντα ι αναγκαστικά μεταξύ 
των ορόφων,από τα πέρασμα σκάλας,ράμπας,ανελκυστήρα,φωταγωγού,αερα¬ 
γωγού κλπ. πρέπει να περικλείονται από κατακόρυφα φρέατα πυροπρο- 
ι: ι α τε υμένα , που αποτελούνται από δομ ι κά · οτο ι χε ία με δείκτη πυραντί- 
σι ασης τουλάχιστον ίοο με τον οπαιτούυενο για το ηυροδιαμέρισμα, 
α·. ίλογα με τη χρήση του κτιρίου. 

Απαλλάσσονται από ιην παραπάνω απαίτηση ανοίγματα σε πατώματα κτιρίων 
60α ή τριών ορόφων, όταν τα κτίρια διαβέτει αυτόματο αύστημσ ανίχνευσης 
πυρκαχιάς και συναγερμού. Επίσης απαλλάσσονται τα ανοίχματα χια κυλιόμενες 
σκάλες, εφόσον προστατεύονται από αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή από 
αυτοκλειόμενο σκέπαστρο. 

Τα παραπάνω πυροηροστστευμένα κατακόρυφα φρέατα 6εν επιτρέπεται σε 
καμμιά περίπτωση να έχουν δείκτη ηυραντίστασης μικρότερο των 30 λεπτών. 

Τοίχοι και κουφώματα εσωτερικών φωταχωχών π αεραχωχών. που διαπερνούν 
πστώματα. πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτηθείς ηυραντίστασης των 
εξωτερικών τοίχων ίπαράχραφος 3.3). 

3-2.10. Όλα τα κουφώματα σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων ή σε 
πυροηροστστευμένα φρέατα (παράχραφος 3.2.9) πρέπει να είναι ηυράνεοχα, με 
δείκτη ηυραντίατασης τον αηαιτούμενο χια τον αντίστοιχο τοίχο. 

Σε περίπτωση που π επιφάνεια όλων των κουφωμάτων ενός ορόφου είναι 
μικρότερη από το 25* της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας των τοίχων και ο 
αηαιτούμενος δείκτης ηυραντίστασης είναι ίαος ή μεχαλύτερος των 90 λεπτών, 
επιτρέπεται να μειώνεται ο δέικτης ηυραντίστασης των ηυράντοχων κουφωμάτων 
κατά 30 λεπτά. 

Τα πυράνιοχα κουφώματα πρέπει να είναι αυτοκλειάμενα. Επιτρέπεται η 
χρήση υαλοπινάκων, με ενσωματωμένο συρματόπλεχμα. σε πυράντοχα κουφώματα, 
έτσι ώστε αε καμμιά περίπτωση ο δείκτης πυραντίσταοης να είναι μικρότερος των 
30 λεπτών. 

3.2.11. Σωλήνες και καλώδια επιτρέπεται να διαπερνούν το κέλυρος του 
ηυροδιαμερίσματος ή των ηυροηροοτατευμένων φρεάτων, εφόσον π εσωτερική 
διάμετρός τους δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιοστά. Αν είναι κατασκευασμένοι από 
άκαυστα υλικά, με σημείο τήξης πάνω από 800 °0, επιτρέπεται η διέλευσή τους 
και χια εσωτερικές διαμέτρους μέχρι 160 χιλ. Σωλήνες από διάφορα υλικό 
(μολύβι, ρνσ, αλουμίνιο κ.λ,η.) με εσωτερική διάμετρο μέχρι 160 χιλ. επιτρέπεται 
να διαπερνούν δομικά στοιχεία ηυροδιαμερίσματος, εφόσον, οε μήκος τουλάχιστον 
ενός μέτρου και από τις δυο πλευρές, περιβάλλονται από άκαυστο περίβλημα 
(οχ.3.3). Το διάκενο που δημιουρχείται μεταξύ σωλήνα και δομικού στοιχείου 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερο και να φράζεται με κατάλληλο 
ηυροφραχμό (σχ.3.3). 




ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΙ 


277 


στοινειο ττυοοδιαυεοισαατοε 



Σχήμα 3.3. Σωλήνες που διαπερνούν το κέλυφος ηυροδιαμερίσμαιος. 



3.2.12. Όταν ένας αεραχωχός φυσικού ή τεχνητού ελκυσμού σχηματίζει ή 
ηεριε'χειαι μέσα σ' ένα ηυροπροσταιευμένο φρεάτιο, πρέπει να κατασκευάζεται 
από υλικά άκαυστα ή περιορισμένης καυστότητας και να 6ια3έτει κατάλληλο 
σύστημα περιορισμού του κινδύνου εξάηλωσης της μυτιάς από ένα 
ηυροδιαμέρισμα σ' ένα άλλο (η.χ. σΠυηΙ). 

Όταν το ηυροπροστατευμένο φρεάτιο έχει κάποια άλλη χρήση, ο αεραχωχός 
πρέπει να περιβάλλεται με κατάλληλο πυροφραχμό (σχ.3.4). 



Αν ο αεραχωχός αποτελεί μέρος συστήματος σνακυκλοφορίας αέρα, πρέπει 
να δια3έτει κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης καπνού και αυτόματης διακοπής 
της κυκλοφορίας, ώστε να παρεμποδίζεται η διάχυση καπνού μέσα στο κτίριο. 


Σχήμα 3.7. 



Σχήμα. 3.Θ 

3.2.16. Τα εαωτςρικά τελειώματα Των κτιρίων θα καιαιάοοωντοι,από 
την άποψη της ταχύτητας επιφανειακής εί,άπλωαης της φλόγος στις 
κατηγορίες Ο,1,2,3,4, όπως φαίνονται στο παράρτημα Β του άρθρου 
14 του παρόντος. 

Οι Απαιτήσεις γιο τις ιδιότητες της αναφλείιμόιητος και 
της έκλυσης θερμότητας των υλικών θα ειααχθούν στον παρόντα κανο¬ 
νισμό,μόλις υιοθετηθούν ανάλογες πρότυπες δοκιμασίες οπό τη χώρα μας 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τα εσωτερικά τελειώμαια στα διάφορα τμήματα των 
κτιρίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα II. 


3.2.13. Καπνοδόχοι ή καπναχυχοί που διαπερνούν στοιχεία πυροδιαμερίσμο- 
ιος (σχ. 2.5) ή αποτελούν τμήμα τοίχου πυροδιαμερΐσματος (σχ. 3.6) 
περιβάλλονται με κατάλληλους ηυροφραχμούς, ή σε μήκος 1 μέτρου από η μια 
και την άλλη πλευρά στην πρώτη περίπτωση, η σε όλο το ύψος στη δεύτερη 
περίπτωση. 



Σχήμα 3.5. Σχήμα 3.6. 

3.2.14. Οικοδομικά διάκενα σε πλάκες και πατώματα που χιμίζουν με 
καυστά υλικά, εφόσον δεν καλύπτονται με σκυρόδεμα ή και επίχρισμα πάχους 
τουλάχιστον 40 χιλιοστών, πρέπει να διακόπτονται από τοίχους πυροδισμερίσμα- 
τος ή ηυροηροσταιευμένου φρεατίου στο σημείο συνάντησής τους. 

Το διάκενο διπλού τοίχου (ψα9ωτής τοιχοποιίας), ο οποίος αποτελεί τοιχείο 
πυροδιαμερΐσματος π ηυροηροστετευμένου φρεατίου χεμάτο ή όχι με οηοιοδήποτε 
καυστό μονωτικό υλικό, πρέπει να σφραχίζεται με σκυρόδεμα, πλιν3οδομπ π 
κονίαμα πάχους τουλάχιστον όσο το πλάτος του διακένου, σε όλες τις δέσεις 
συνάντησής του με τους υπόλοιπους διπλούς τοίχους ή τα κουφώματα. 

3.2.15. Η απόσταση (α) ανοιχμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες, που 
ανήκουν σε διαφορετικά ηυροδιαμερίσμαια πρέπει νσ είναι τουλάχιστον 1.40 
μέτρου (σχ. 3.7). 

Η ίδια ελάχισ^ απόσταση ισχύει και χια την περίπτωση υπερκειμένων 
ηυροδιαμερισμάτων, μεταξύ του ανώτερου σημείου του κάτω ανοίχματος και του 
κατώτερου σημείου του επάνω ανοίχματος, ηροσμετρούμενης και της προεξοχής 
που παρεμβάλλεται (σχ. 3.Θ). 

Στη τελευταία περίπτωση ο τοίχος ηου παρεμβάλλεται, κα3ώς και η προεξοχή 
πρέπει να έχουν δείκτη ηυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον σηαιχούμενο χια 
το πάτωμα του ηυροδιαμερίσματος. 


ΠΙΝΑΚΑΣ II. 


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΛ ΤΕΛΕΙ0ΜΑΤΑ 

Επιφάνεια 

Απαίτηση. 

Πεδίο εφαρμοχής 

Τοίχοι & Οροφές 

Καιηχορία 0, 1. 

2ε όλες εις ηροσιαιευρίνες 
οδεύσεις διαρυχής λ 
νοσπλευιικες εχκαιασιΰοεις. 


Κστηχορία 2. 

Υπόλοιπα κτίριο. 


Καιηχορία 3. 

Μικρές αί3ουσες < 10 χ.μ. 

Οικοδομικά διάκενα 
σε τοίχους & οροφές 

Καιηχορία 1. 
Καιηχορία 2. 

Οδεύσεις διαφυχής, νοσηλ. εχκαι. 
Υπόλοιπα κτίρια 

Δάπεδα 

Καιηχορία 1. 

Στις οδεύσεις διαφυχής των κτι¬ 
ρίων των καιηχοριών Β,Δ,Στ,Η^ 


3.2.17. Το περίβλημα των φρεατίων των ανελκυστήρων πρέπει να έχει 
δείκτη ηυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών, εκτός αν αυτοί περιέχονται σ' 
ένα ηυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο. Στην κορυφή του φρεατίού πρέπει να 
ηροβλέηεται άνοιχμα εξαερισμού εμβαδού τουλάχιστο 0.10 τ.μέτρου. 

Τα μηχανοστάσια ανελκυστήρων τοηο3ετούνται κατά προτίμηση στην κορυφή 
των φρεατίων και πρέπει να έχουν περίβλημα με δομικά στοιχεία δείκτη 
ηυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών. 

3.2.18. Σε κτίρια υψηλότερα των 2Θ μέτρων κα9ώς, και όπου από τις 
ειδικές διατάξεις απαιτείται, πρέπει να τοπο3ετείτάι τουλάχιστον ένας επί πλέον 
ανελκυστήρας χια αποκλειστική χρήση σε περίπτωση ηυρκσχιάς από τους 
πυροσβέστες. 

Ο ανελκυστήρας αυτός πρέπει να έχει ξεχωριστό φρεάτιο και ξεχωριστό 
μηχανοστάσιο, θα ηροβλέηεται τροφοδότηση και από εφεδρική πηχή ρεύματος 
Διακόπτης κλήσης 3α υπάρχει μόνο στον όροφο εκκένωσης, οι δε υπόλοιπες 
εντολές κλήσης 3α δίνονται μέσα από τον 3άλαμο. 
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3.3 Μετάδοση της ηυρκαχιάς εκτός κτιρίου. 

Η ηυρκαχιά μπορεί να μεταδοθεί από ενα κτίριο στο γειτονικό, ηου βρίσκεται 
σε επαφή. 6ια μέσου ιου διαχωρισιικοΟ τοίχου, ή σ' ένα κοντινό άλλο κτίριο με 
ακτινοβολία από τον αντίστοιχα εξωτερικό τοίχο, ή και από τη στέχη ή προς τη 
στεχη χειτονικού κτιρίου. 

13.1. Καδένας από τους δύο σε επαφή τοίχους ομόρων κτιρίων πρέπει να 
έχει δείκτη ηυραντίστασης τον απαιτούμενο χια το ηυροδισμέρισμα του κτιρίου 
στο οποία ανήκα. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι από τη μια και την άλλη μεριά ενός διαχωριστικού 
τοίχου ομόρων κτιρίων και σε μήκος 0.70 μέτρου (συμπεριλαμβανομένου και του 
πάχους του διαχωριστικού τοίχου) πρέπει: 

α) να μην έχουν κανένα άνοιχμα. 

β) να έχουν δείκτη ηυραντίστασης τουλάχιστον ίσο ηρος τον απαιτούμενο 
χια τον αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο. 


3.3.2. Στην περίπτωση ηου η χωνία των εξωτερικών τοίχων ομόρων σε 
επαφή κτιρίων είναι διάφορη των 180° (κοίλη ή κυρτή), το μήκος τόξου κύκλου 
με κέντρο την κορυφή της χωνίσς και ακτίνα οριζόμενη από το πλησιέστερο 
σημείο του κουφώματος μέχρι τη διχοτόμο της χωνί ας, πρέπει να μην είναι μι¬ 
κρότερο του 1.10 μέτρου (οχ. 3.9). 


\ 



Σχήμα 3.9. 


3.3.3. Για εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει 
κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα III. 


ΠΙΝΑΚΑΣ III. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΒΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Ϋ3ΤΙΛΣ (,) 



Απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή 

Δομικό στοιχείο 


από ά33ο κτίριο 


α)ηυραντίσταση εζωτ. τοίχου 
β)εξωτερική επένδυση 

χ)ποσοστό ανοιχμάχων^ 


< 3μ. 


πλήρη ς^Ί 
άκαυστα 
υλικά 
4 15 % 


3-5 μ. 


πλήρης 
^ατηχορίες* 3 ^ 
1,2 

4 25% 


5-10 μ. 


μίση 

κατηχορία 

3 

4 50% 


>10 μ. 


χωρίς απαίτηση 
κατηχορία 
3 

4,80% 


(1) Για κτίριπ "υψηθού βα9μα3" κινδύνου η αηόαταοη δυνίαπιάζπχιι 

(2) Η ανιτούμενη υ»α τοίχο πυρο&αμερίσματος. 

(3) Ζύμψννα με τη δοκιμασία επιφανειακής Εξάηί^σης της φλόκος. 

(4) Το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων στη συντΑκή επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου, 
όπου κου^ίματα με 6είκχη ηυραντίστασης ιαΛάχιατο 15 Πεπτύν, υπολογίζονται με το 5096 
της επιφάνειας ιούς. 


3.3.4. Μέχρι την υιοθέτηση ελληνικών προδιαγραφών για τον χοροκτη- 
ριομά τον επικαλύψεων στεγών,δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εύφλε¬ 
κτα υλικό,ειδικότερα όταν η στέγη βρίσκεται κοντά σε άλλα υψηλότερο 
κτίριο,εκτός εξαιρέσεων μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής. 


Άρθρο 4 

Ενεργητικό μέτρα πυροπροστασίας 

4.1. Πυρανίχνευση 

Οπου επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις για κάθε 
κατηγορία κτιρίων,γίνετοι εγκατάαταοη αυτόματου συστήματος ανί¬ 
χνευσης της πυοκαγιάς με παροχή σημάτων συναγερμού ή και ελέγχου 
ή και βλάβης. 

Σκοπός της εγκατάστασης ενός αυτόματου συστήματος ανί¬ 
χνευσης πυρκαγιάς είναι ν'ανιχνεύοει έγκαιρα την πυρκαγιά και να 
οημάνει συναγερμό,που δίνεται με ηχητικά ή οπτικά μέσα στην ελεγ¬ 
χόμενη περιοχή ή σ'ένα πίνακα ενδείξεων τοποθετημένο σε ειδικό 
χώρο ελέγχου. 


Εκτός των ανιχνευτών πυρκαγιάς,άλλο αυτόματο μέαα πρόκλη¬ 
σης σημάτων είναι οι συσκευές διαπίστωσης ροής σε αυτόματο σύστη¬ 
μα πυρόσβεσης,οι συσκευές παρακολούθησης της ετοιμότητας λειτουρ¬ 
γίας του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης κ.ά. 

4.1.1. Η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκα¬ 
γιάς γίνεται κατόπιν μελέτης διπλωματούχου μηχανικού,σύμφωνα με 
το παράρτημα Α της 3/θ1 πυροσβεστικής διάταξης (ΟΕΚ 20/Β/1981) 
"Βοοικά στοιχεία ου στήματος ανιχνεύοεας πυρκαϊάς* . 

Ένα σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Πίνακα 
β) Καλωδιώσεις 
γ) Ανιχνευτές 
δ) Φωτεινούς επαναλήπτες 
ε) Σειρήνες συναγερμού 

οτ)Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος 
* ζ) Εφεδρική πηγή ενέργειας 

4.1.2. Επιτρέπεται η αιτιολογημένη χρήαη όλων των κυκλοφαρούντων, 
σύμφωνο με εγκεκριμένες προδιαγραφές,ονιχνευτών,όπως ανιχνευτών 
θερμότητας,καπνού (τύπου ιονιομού ή φωτοηλ εκτρικού),φλόγας , αερίων, 
σημειακών,πολυσημειακών ή γραμμικών κλπ. 

Κάθε κεφαλή σημειακού ανιχνευτή θερμότητας δεν πρέπει να 
καλύπτει επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη των 100 τ.μ. Η μέγιατη οπό- 
ατοοη μεταξύ δύο ανιχνευτών είνοι 13 μέτρα ενώ η μεγίστη απόσταση 
τοποθέτησης οπό τον τοίχο είναι 6 μέτρα. 

Ανάλογα,κάθε σημειακός ανιχνευτής καπνού δεν μπορεί να 
καλύπτει επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 τ.μ. η δε μεγίστη απόσταση 
μεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 10 μέτρα (15 μέτρα για διαδρόμους) και 
η μέγιστη απόσταση από τον τοίχο 3,5 μέτρα. 

Σε χώρους με μεγάλο ελεύθερο ύψος γίνεται συνδυασμός 
ανιχνευτών θερμότητας-καπνού,έτσι,ώστε αν δεν ενεργοποιηθεί ο 
ανιχνευτής καπνού να ενεργοποιηθεί α ανιχνευτής θερμάτητας, εκτός 
εξαιρέσεων μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής. 

4.2. Συναγερμός 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο συναγερμός προκαλείται: 
α) με ψωνητική επτκοινωνία 
θ) με χε ιροκίνητα μέαα 
γ) με αυτόμοτα μέσα 

Οι συσκευές συναγερμού που εκπέμπουν ηχητικά οήματα πρέ¬ 
πει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και να είναι κατανεμημένες με 
τέτοιο τρόπο,ώστε τα σήματα να υπερισχύουν της μέγιστης στάθμης 
θορύβου που υπάρχει αε κανονικές συνθήκες καί να ξεχωρίζουν από 
τα ηχητικά οήματα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο. 

4.2.1. Χειροκίνητα ηλεκτρικά μέαα 

Οι ηλεκτρικοί ογγελτήρες πυρκαγιάς πρέπει να τοποθετούν¬ 
ται σε προα ι τά και φανερά οημεία των οδεύσεων διαφυγής,σε κουτί μ.ε 
σταθερά γυάλινο κάλυμμα. 

Οι αγγελτήρες τοποθετούνται κοντά στα κλιμακοστάσΤο ή 
στην έξοδο κινδύνου. Σε κτίρια πολυάροφο,με επαναλαμβανόμενους 
τυπικούς ορόφους, τοποθετούντοι ατιψ ίδιες θέσεις σε κάθε“όροφο. 

(^αριθμός των αγγελτήρων σε κάθε όροφο καθορίζεται από 
τον περιορισμό ότι,κανένα σημείο του ορόφου δεν πρέπει ν'απέχει 
περισσότερο από 50 μέτρα από τον αγγελτήρο. 

Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από απάσιμο ταυ 
καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερμού που είναιαυνδεδεμένη 
με το κύκλωμα. 

4.2.2. Τα αυτόματα μέθα πρόκλησης συναγερμού που σνοφέρθηκαν στην 
ποράγραφο 4.1 (ανιχνευτές κλπ.) ενεργοποιούνται με την εμφάνιση 
πυρκαγιάς ή την πρόκληση βλάβης στο αντίστοιχο σύστημα κο· μετα¬ 
δίδουν ηχητικά οήματα με σειρήνες συναγερμού. 

4.2.3. Οπου οπό τις ειδικές διατάξεις απαιτείται η αυτόματη 
ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεοίσς,πρέπει το ούστημα ανίχνευ¬ 
σης πυρκαγιάς νο προβλέπει αυτόματη διαβίβαση του σήματος συνα¬ 
γερμού στον πλησιέστερο Πυροσβεοτικό Σταθμό. 

4.3. Πυρόσβεση 

4.3.1. Όπου οποιτείτοι από τις βιδικές διοτάξεις,εγκαθίοταται 
αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. 

Το αυτόμοτο σύστημα καταιονητήρων (5ΒΙΝΚΙΕΒ8) εγκαθίστα¬ 
ται κατόπιν μελέτης διπλωματούχου μηχανικού,σύμφωνα με το παράρτη¬ 
μα Γ της πυροσβεστικής διάταξης 3/81 "Βασικό στοιχεία εγκαταστά¬ 
σεων αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος'*. 
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ΦΕΚ 32 

Το σύστημα τπέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό γιο την 
τροφοδοσία νερού (οντλΓες > ,εφεδρική δεξαμενή νερού ή πιεστικό 
δοχείο ή/και σύνδεση με το υδροδοτικό δίκτυο της πόλης) και ξεχω¬ 
ριστό υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων που καταλήγει σε ειδικές κεφα¬ 
λές εκτόξευσης νερού,τους κατοιονητήρες. Επίσης το σύστημα πρέπει 
να περιλαμβάνει βάννα ελέγχου,βσλβίδα οντεπιστροφής,μετρητή πίε¬ 
σης,συσκευή διαπίστωσης ροής νερού συνδεδεμένης με το ούστημο 
συναγερμού του κτιρίου κσι σύνδεση δοκιμής του συστήματος. 

Σε κτίριο υψηλού βαθμού κινδύνου,η απόσταση μεταξύ των 
δύο κεψολών κατοιονητήρον δεν πρέπει νο υπερβαίνει το 3 μέτρα και 
η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια ονό κεψολή να είναι 9 τ.μ. 

Στο υπόλοιπο κτίρια τα μεγέθη αυτό είναι 4,5 μέτρο και 12-20 τ.μ. 
οντ ί στ οιχα . 

Ανάλογα με το ειδικά χαρακτηριστικό των καυσίμων υλικών 
των χώρων,τοποθετούντοι και άλλα αυτόματο συστήμοτο πυρόσβεσης 
με διοξείδιο του άνθρακα,ξηρή σκόνη ,αιορό ,ολογονούχες ενώσεις κλπ. 
Όταν μερικές οπό τις παραπάνω ουσίες είναι επικίνδυνες γιο την 
υγεία των ατόμων (τοξικές,οσφυξιογόνες,κλη.) επιβάλλεται η λήψη 
ειδικών μέτρων προοτασίσς,όπως: κατάλληλη σήμανοη,ουτόμστο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης,γράπτες οδηγίες γιο τους κινδυνους,ονορτη- 
μένες σε εμφσνή σημείο,καθώς και ορισμένες ονοπνευπτικές συσκευές 
γιο τα μέλη της ομάδας Πυρασφάλειας. 

Όπου οπό τις ειδικές διοτόξεις οποιτείτοι εγκοτάστοοη 
αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης είναι υποχρεωτική και η εγκατάστα¬ 
ση χειροκίνητων αγγελτήρων πυρκαγιάς. 

4.3.2. Για κτίρια ύψους μεγαλύτερου των 2Β μέτρων ή όπου από 
τις ειδικές διατάξεις οπα·τείται.εγκαθίσταται μόνιμο υδροδο¬ 
τικό πυροσβεστικό δίκτυο. Οι απαιτήσεις εγκατάστασης και οι προ¬ 
διαγραφές των εξαρτημάτων του υδροδοτικού αυτού δικτύου πρέπει 
μεταξύ των άλλων να είναι σύμφωνες με το Παράρτημα θ της Πυρο¬ 
σβεστικής Διάταξης 3/19Θ1 "Βασικά στοιχεία υδροδοτικού Πυροσβε¬ 
στικού δικτύου". 

4.3.3. Όπου απαιτείται από τις ειδικές διατάξεις αυτού ταυ Κανο¬ 
νισμού ή άλλες πυροσβεστικές ισχύουσες 6ιατάξεις,εγκαθίοταται 
μόνιμο δίκτυο για διοχέτευση άλλου πυροσβεστικού μέσου εκτός από 
νερό,καθώς και ψορητοί πυροοβεοτήρες ή άλλα ψορητά μέοο πυρό¬ 
σβεσης . 


Άρθρο 5 
Κατοικ ίες 

1. -Γενικά 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άλα τα κτίρια που χρηοιμο- 
ποιούνται για κατοικία,δηλαδή μανοκατοικίες,διπλοκοτοικίες κοι 
πολυκατοικίες {κτίρια διαμερισμάτων) ανεξάρτητα από το σύστημα 
δόμησής τους ή τον αριθμό των ορόφων τους. 

Όπου υπάρχουν και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο το κτίριο ισχύουν 
τα αναιρερόμενα στην παράγραφα 1.2.2. τον Γενικών Διατάξεων. 

2. -Οδεύσεις Διαφυγής 

2.1. Σχεδιασμός 

2.1.1. 0 θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων με χρήση κατοικίας 
υπολογίζεται με'ί’^αναλογ ία 1 ατόμου/18 τετρ.μέτρα μεικ¬ 
τού εμβαδού κάτοψης,όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ανοικ¬ 
τοί εξώστες (πατάρια). 

2.1.2. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) καθορίζε¬ 
ται σε: 

α) 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (6 *άδρομοι-πόρτες) 

β) 75 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις (οκάλες-ράμπες) 

Το ελάχιστο πλάτος.των οδεύσεων διαφυγής Υ· αυτήν την 
κατηγορία κτιρίων ορίζεται σε 0,80 ταυ μέτρου. 

Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος γ<σ τις πόρτες των οδεύσεων 
διαφυγής μπορεί να είναι 0,70 του μέτρου (μόνο στο πρώ¬ 
το απροστάτευτο στάδιο της όδευσης). 

2.1.3 ι) Επιβάλλεται γενικά ο σχεδιασμός δύο τουλάχιστον εναλλακτι¬ 
κών οδεύσεων διαφυγής,που καταλήγουν σε αντίστοιχες εξό¬ 
δους κινδύνου γιο: 

□] Ορόφους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50 ατόμων 

β) Πολυκατοικίες με περισσότερους οπό 6 ορόφους και πληθυ¬ 
σμό ορόφου μεγαλύτερο των 30 ατόμων. 

Η μία από τις οπαιτούμενες εξόδους επιτρέπεται να οδηγεί 
και σε εξωτερικό κλιμακοστάσιο με πλήρεις προδιαγραφές 


ασφαλείας,σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.3 των Γενικών Δια¬ 
τάξεων . 

Η απόσταση από την εξώπορτα ενός διαμερίσματος μέχρι την 
έξοδα κινδύνου δεν πρέπει να ξεπερνά το 18 μέτρα,ενώ η 
συνολική πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης από 
το πιο απομακρυσμένο σημείο δεν επιτρέπεται να ξεπερνό 
τα 35 μέτρα. 

Ιτην περίπτωση που ο κοινόχρηστος διάδρομος περικλείεται από δομικά 
στοιχεία με δείκτη ηυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών ή διαϋετει αυτόματο 
σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, το όριο των 1θ μέτρων μπορεί να 
εηεκτσ3εί σε 30 μέτρα και το όριο των 35 μέτρων σε 45 μέτρα. 

Δεν επιτρέπεται η όδευση 6ισς>υχής να περνά από αδιέξοδα μεγαλύτερα των 
12 μέτρων. 

ιι)Στην περίπτωση μίας μόνο εξόδου κινδύνου η απόσταση της εξώπορτας 
ενός διαμερίοματοις από αυτήν δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 μέτρα, 
ενώ η μέχιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης $3άνει ια 25 
μέτρα. 

Στην ανάλοχη περίπτωση πυροηροσχστευμένου διαδρόμου (30 λεπτών) ή με 
σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, ία αντίστοιχα όρια είναι 25 και 35 μέτρα. 



Σχήμα Λ.1. 

Σημείωση: Οι αποστάσεις στους κοινόχρηστους διαδρόμους μετριούνται πάνω στη 

2.1.4. Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου δεν πμεπει να είναι μικρότερο 
από το μισό του α3ροίαματος των απαιτουμένων μονάδων πλάτους των οδεύσεων , 
χισ όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης, σε κτίρια κατοικίας με 
περισσότερους από 3 ορόφους. Στα κτίρια μέχρι 3 ορόφους, το πλάτος της τελικής 
εξόδου υηολοχίζεται από το ά9ροιαμα των παροχών όλων των υπέρχειων και 
υηόχειων ορόφων. 

2.2. Πυροπροστασία. 

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ηυροηροστστευμένης όδευσης 6ιαμυχής 
(οριζόντιοι διάδρομοι-κλιμακοστάσια) πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη 
ηυρσντίσιασπς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρακάτω ανα^ερόμενου Πίνακα 
Α.1. Κατά τα άλλα, ισχύουν οι ηαράχραφοι 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 των Γενικών 
Διατάξεων. 

Δεν απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού ηυροηροστατευμένου φρεατίου 
(2.3.9 Γενικών Διατάξεων) χια κλιμακοστάσια κτιρίων μέχρι 4 ορόφους και με 
εμβαδόν ορόφου μικρότερο των 500 τ. μέτρων. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι 
εξώπορτες των διαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχες, με δείκτη 
πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. 

2.3. Φωτισμός-Σήμανση. 

2.3.1. 0 τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαδοχής πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον χισ χρονικό διάστημα ίσο με το χινόμενο: σριδμός ορόφων X 20 
δευτερόλεπτα. 

2.3. Ζ. Φωτισμός ασοαλείσς σύμφωνα με την πσρσχραοο 2.6.3. των Γεν. 
Διατάξεων απαιτείται χια.κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους. 

2.3.3. Σε κτίρια όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο εναλλακτικές οδεύσεις με 
τις αντίστοιχες τελικές εξόδους, επιβάλλεται σήμανση σύμφωνα με την 
παράχραφο 2.6 των Γ. Διατάξεων. 
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3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 


4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 


3.1. Τα γέροντα δομικά στοιχεία, κα9ώς και τα στοιχεία του 
περιβλήματος των ηυροδιαμεριαμάτων (τοίχοι, πατώματα, πόρτες κ.λ.π.), 6εν 
επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίαταοης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον 
Πίνακα Λ.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝ, /ΣΤΑΣΗΣ. 


Τύπος κτιρίου 

Ισόγειο & Όροφοι Υπόγειο·* 

Μονόραφα 

Από 2-4 ορόφους 

Αηό 4-8 ορόφους 

Πάνω αηό 8 ορόφους 

30 λεπτά 60 λεπτά 

30 λεητά 60 λεπτά 

• 

60 λεητά 90 λεπτά 

90 λεπτά 90 λεπτά 


* λιώνεται κατά 30 λεπτά «ια υπόγειο με εμβαδό μικρότερο των 130 τ. μέτρων. 


3.Ζ. Κτίρια κατοικιών που δεν ξεπερνούν τους δύο υπέργειους ορόφους 
απαλλάσσονται από την απαίτηση δημιουργίας ηυροδιαμερίσματος (εκτός από :ους 
επικίνδυνους χώρους της παρακάτω παραγράφου 3.3). 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδό ηυροδιαμερίσματος για κάδε όροφο 
πολυκατοικίας με περισσότερους από δύο και λιγότερους από εννέα ορόφους είναι 
500 ι. μέτρα (σχ. Α.2). 

Το συνολικό εμβαδό ηυροδιαμερίσματος που εκτείνεται σε 
περισσότερους από έναν ορόφους δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 2.000 τ. μέτρα 
(σχ. Α.2). 

Σε πολυκατοικίες 4 έως 8 ορόφων ή υψηλότερες από 15 μέτρα, δεν 
επιτρέπεται το πυροδιαμέρισμα να καταλαμβάνει περισσότερους από δυο ορόφους, 
σύμφωνα με την παράχραφο 3.2.4 των Γενικών Διατάξεων (σχ. Α.2). 

Σε πολυκατοικίες με περισσότερους από 8 ορόφους, κά3ε όροφος επάνω 
από τον τέταρτο, πρέπει ν’ αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με μέχισιο 
επιτρεπόμενο εμβαδό 1.000 χ. μέτρα (σχ. Α.2). 

Υποχεια σε κτίρια πολυκατοικιών με περισσότερους από 3 ορόφους, που 
έχουν μεχαλύτερο εμβαδόν από 250 τ. μέτρα, πρέπει ν' αποτελούν ξεχωριστό 
πυροδιαμέρισμα (σχ. Α.Ζ). 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ισόγειο υπολοχίζεται ως όροφος 


4.1. Σε πολυκατοικίες με 6 έως 8 ορόφους και με εμβαδόν οι,ό&ου 
μεχαλύτερο από 300 χ. μέτρα, κα9ώς και σε αντίστοιχες με περισσότερους από 
8 ορόφους, αλλά ανεξάρτητα από το εμβαδόν ορόφου, τοηο3ετείται χειροκίνητο 
ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σε κοινόχρηστο χώρο κά3ε ορόφου, εύκολα 
προσπελάσιμο από κάδε διαμέρισμα, σύμφωνα με την παράχραφο 4.2 των Γενικών 
Διατάξεων. 

4.2. Σε κά3ε κτίριο κατοικίας μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου 
μεχαλύτερο από 500 τ. μέτρα, κα9ώς και σε όλα τα κτίρια με 5 ή περισσότε¬ 
ρους ορόφους, τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίμων και ία μηχανοστάσια 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, σύμφωνα 
με την παράχραφο 4.1 των Γενικών Διατάξεων και με φορητούς πυροσβεστήρες, 
σύμφωνα με το ΠΔ/γμα 922/1977 (9ΕΚ 315 ΤΑ). 

4.3. Σε όλα τα κτίρια με χρήση κατοικίας, σε χώρους 
ηλεκτρομπχανολοχικών εχκατασχάσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης 
πυρκαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες. 

Άρθρο 6 
Ξενοδόχε ία 

1 · -Γενικά 

Γτην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άλες οι τουριστικές 
εγκαταστάοεις ,που αναφέρονται στις προδιαγραφές του ΕΟΤ 
με την ονομασία ξενοδόχε ία,και όπως αυτές αναλύονται σε 
διάφορους τύπους κτιρίων και χρησιμοποιούνται για ύπνο 
και προσωρινή δ ι αμονή,δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων. 
Για παρόμοια κτίρια που φιλοξενούν λιγότερα από 20 άτομα, 
απαιτήσεις πυροπροστασίας καθαρίζονται κατά περίπτωση 
από την αρμόδια αρχή. 

Πς μονάδα διαμονής ορίζεται ο κοιτώνας ξενοδοχείου με τους 

βοηθητικούς του χώρους ή το αυτοτελές διαμέρισμα (σουίτα) 
σε ξενοδοχειακό κτίριο. 

2.-Οδεύσεις διαφυγής 
2.1. Σχεδιασμάς 


3.3. επικίν6υνοι χώροι σύμρυνα με ιπν ηαράχραρο 3.2.5 χυν Γενικών 
Διαιάζευν (Λχβπχοσχάσια, αποϊήκες καυσίμων, κ,Αη.), πρέπει ν' αποιείούν 
ξεχωριστό ηυροβιαμε'ριομα ανεξάριηια από ίο εμβαδόν ιούς, και να μην 
ΐοηο9ειουνιαι από καίω π οε άμεση χαιονία με χις εξόδους ίων κχιρίων 



Ιος 


ισογ. 


υιτογ 

ΓΓ72Γ 


© μονοχατοιχιες- δπτλοχατοιχιες 



3ος 


1 

<20 



• οξίδΟΟΓΠ 2 

$ 500 γπ2 

ιοογ. 



ί 250 

ί 250πι2 



(ρ) πολυχαιοιχιες μέχρι Α οροφους 


2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων προσωρινής διαμονής 
υπολογίζεται με τη δυσμενέστερη από τις παρακάτω περι¬ 
πτώσεις: 

α) Τον αριθμό των διατεθειμένων κλινών συν τα πλήθος του 
μόνιμου προσωπικού. 

0) Την αναλογία 1 ατόμου/15 τετρ.μέτρα συνολικού εμβαδού 
του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των ανοικτών εξωστών 
(παταριών). 

0 πληθυσμός των χώρων συνάθροισης κοινού,όπως εστιατορίων 
αιθουσών αναψυχής,κλπ.υπολογίζεται όπως στην στνίστοιχη 
κατηγορία ΣΤ . Αν προκόψει για κάποιαν από τους χώρους 
αυτούς πληθυσμός μεγαλύτερος των 50 ατόμων,εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΤ',ενώ στην αντίθετη περί¬ 
πτωση ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 



@ πολυχαχοιχ. Α-8 οροφών Η>15 γώ 

Σχήμα Α.2. 


(·) πολυχατοιχιες ανω ίων 8 οροφών 


2.1.2 Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) καθορίζε¬ 
ται σε: 

α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (6ιάδρομοι-πόρτες) 
0) 75 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-ράμπες) 

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής 
ορίζεται σε 0,90 του μέτρου. 

Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων 
διαφυγής είναι Ο,60 του μέτρου. 

2.1.3 Γενικά επιβάλλεται η δημιουργία 6ύο τουλάχιστον εναλλα¬ 
κτικών εξόδων κινδύνου που οδηγούν συνήθως σε αντίστοιχα 
κ λ ι μακ οστάσιο . 

Απαλλάσσονται αυτής· της απαίτησης κτίρια προσωρινής διαμονής με 3 ή 
λιτότερους ορόφους, εφόσον ο συνολικός πλη9υσμός τους δεν υπερβαίνει τα 50 
άτομα. 

Μία Εξωτερική σκάλα γίνεται αποδεκτή ως δεύτερη σκάλα με την προϋπόθεση 
ότι, ικανοποιεί τις προδιαγραφές ασφαλείας και είναι σύμφωνη με την παράγραφο 

2.3.3. των Γενικών Διατάξεων. 
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ι) Στην περίπτωση που υπάρχει μία μόνο έξοδος κινδύνου (σχ.Β.1) 
ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί: 

α) η άμεση απόσταση ΑΒ της πιο μακρινής χωνίας από χην πόρτα της 
μονάδας διαμονής δεν πρέπει να ξεπερνά ία 12 μέτρα. 

β) η ηρσχματική απόσιπση απροστάτευτης όδευσης. ΑΒΓ δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 22 μέτρα. 

χ) αν ο κοινόχρηστος διάδρομος είναι μερικά πυραπροστατευμένος 
(με δείκτη ηυρανιίστασης 30 λεπτών) ή διαθέτει σύστημα αυτόματης 
πυρόσβεσης, η απόσταση Λ'Β'Γ επιτρέπεται να φθάνει τα 30 μέτρα. 


Α Β ζΐ2 μ. 
ΑΒΓ<22 μ. 
Α*Β'Γ« 30 μ. 


πυροπροστατευμενο 



Διατάξεων) και να διαθέτουν ειδικό προΒάλαμο (1οδδΐ|) σε κάθε όροφο χια 
την προστασία από τον καπνό, με πόρτες πυράντοχες, τουλάχιστον 30 λεπτών, 
και αυτοκλειόμενες. 

β) Οι πόρτες των μονάδων διαμονής προς τους κοινόχρηστους διαδρόμους 
πρέπει να είναι πυράντοχες, τουλάχιστον 20 λεπτών, 
χ) Τα εσωτερικά τελειώματα των τοίχων και των οροφών της ηροστατευ- 
μένης όδευσης διαφυχής πρέπει να ανήκουν στις κατηχορίες Ο ή 1, ενώ των 
δαπέδων τουλάχιστο στην κατηχορία 1 και μόνο κατ' εξαίρεση στην κσιηχο- 
ρία 2. Αντίστοιχα χια τα τμήματα των απροστάτευτων οδεύσεων διαφυχής οι 
απαιτήσεις χια τοίχους και οροφές μειώνονται στις κατηχορίες 1 και 2, και 
χια τα δάπεδα στις κατηχορίες 2 και 3. 

δ) Τα κλιμακοστάσια υπηρεσίας, εφόσον είναι πυροπροστατευμένα, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδεύσεις διαφυχής και ως πρόσβαση των 
πυροσβεστών. 

ε) Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να υπάρχουν καθρέφτες παραπλανητικοί 
χια την κατεύθυνση διαφυχής, καθώς και έπιπλα ή άλλα εμπόδια που μπορεί 
να εμποδίσουν την άνετη κυκλοφορία. 

2.3. Ψωτισμός-Ζήμανση. 


Σχήμα Β.1. 

ιι) Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εξόδων κίνδυνου (σχ.Β.ζ) 
ισχύουν τα παρακάτω: 

α) π ηραχμαιική απόσταση απροστάτευτης όδευσης ΑΒΓ δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 35 μέτρα. 

β) αν ο κοινόχρηστος διάδρομος είναι μερικά ηυροπροστατευμένος 
(δείκτης ηυρανιίστασης 30 λεπτών) ή διαθε’τει σύστημα αυτόματης 
πυρανίχνευσης η αυτόματης πυρόσβεσης, π απόσταση ΑΒΓ επιτρέπεται 
να φθάνει μέχρι και 50 μέτρα. 

χ) το μήκος ΒΔ οποιωνδήποιε σχηματιξομένων αδιεξόδων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 10 μέτρα. 


2.3.1. Κάθε κτίριο προσωρινήξ διαμονής με πληθυσμό μεχαλύτερο των 20 
ατόμων πρέπει να διαθέτει σύστημα φωτισμού ασφαλείας σύμφωνα με τις 
Γενικές Διατάξεις (παράχρ. 2.6). 

2.3.2. Ο αηαιτούμενος χρόνος λειτουρχίας του συστήματος φωτισμού 
ασφαλείας πρέπει να επαρκεί χια την πλήρη εκκένωση ταυ κτιρίου και σε καμμιά 
περίπτωση να μην είναι μικρότερος των 90 λεπτών. 

2.3.3. Όλα τα τμήματα των οδεύσεων διαφυχής (διάδρομοι, πόρτες, σκάλες, 
έξοδοι κινδύνου, τελικές έξοδοι, κ.λ.π.) πρέπει να έχουν κατάλληλα τυποποιημένα 
σήματα, ευδιάκριτα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, που να κσθοδηχούν το 
κοινό προς την τελική έξοδο σε περίπτωση πυρκαχιάς (παράχρ. 2.7. των Γεν. 
Διατάξεων). 



Σχήμα Β.2. 

2.1.4. Το πλάτος ιυγ ή της τελικής εξόδου δεν πρέπει να είγαι μικρότερο 
από το μισό του αθροίσματος των απαιτουμένων μονάδων πλάτους χια όλους τους 
ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης. 

Σε όλα τα ξενοδοχεία ο χώρος εισόδου (ρεσεψιόν) πρέπει να κατασκευάζεται 
σύμφωνα με την παράχραφο 2.4. των Γενικών Διατάξεων σαν μία τουλάχιστον 
τελική έξοδος του κτιρίου. 

2.2. Πυροπροστασία. 

2.2.1. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της ηυροπροοτατευμένης 
οδευοης διαφυχής (οριζόντιοι διάδρομοι από το τέλος της απροστάτευτης όδευσης 
και πυροηροσταχευμένα κλιμακοστάσια), πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη 
ηυρανιίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 8.1 του 
κεφαλαίου αυτού. 

2.2.2. Ισχύουν οι παρακάτω προσθήκες ή διαφοροποιήσεις χια τις 
παραχράφους 2 3.1 έως 2.3.6 των Γενικών Διατάξεων: 

α) Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε ξενοδοχεία με 3 π περισσότερους ορόφου: 
πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευμένα φρεάτιο (3.2.9 των Γ. 


3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία του περιβλήματος 
των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστσσης 
σύμφωνα με τον Πίνακα Β.1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1. ' 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Τύπος κτιρίου 

, Ισόχειο και Όροφοι Υπόχειο 

Μέχρι 3 ορόφους 

Πάνω από 3 ορόφους 

30 λεπτά 60 λεπτά 

60 λεπτά 90 λεπτά 


3.2. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα με χην παράχραφο 3.2.5 των Γεν. 
Διατάξεων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, μαχειρεία, χώροι κεντρικών 
εχκαταστάσεων, συσκευών κλιματισμού, μεχάλων μετασχηματιστών, ατμολεβήτων 
υψηλής πιέσεως, κ.λ.π.) πρέπει ν’ αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέριομα και να 
μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση χειτονίσ με τις εξόδους των κτιρίων. 

3.3. Το μεχιοτο εμβαδέ χια την υποχρεωτική δπμιουρχία πυροδιαμερί- 
ομαιος είναι τα 2.000 τ. μέτρα, με τις προϋποθέσεις της παραχράφου 2.3. των 
Γεν. Διατάξεων. 

Σε ξενοδοχειακά κτίρια άνω των 8 ορόφων, κάθε όροφος πάνω από τον 
τέταρτο, πρέπει ν' αποτελεί αυτοτελές πυροδιαμέριομα με μέχισιο εμβαδό 1.000 τ. 
μέτρα. 

3.4. Τα εσωτερικά τελειώματα των χώρων εκτός των οδεύσεων διαφυχής (βλ. 
2.2.2χ αυτού του κεφαλαίου), πρέπει ν' ανήκουν στις παρακάτω κατηχορίες; 


α. Τοίχοι, 

οροφές, ψευδοροφές 


Βωμάτια 

< 15 τ. μέτρα 

0, 1, 2, Λ 

χώροι 

> 15 τ. με'ερα 

0. 1. 2 

Β. Δάπεδα 

και κατ' εξαίρεση 

0, 1, 2, 3 

4 

χ Επίπλωση, κουρτίνες 0, 1, 2 

ή με επάλειψη επιβραδυντικού καύσης 
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3.5. Ιί ξενοδοχεία με περισσότερους από 6 ορόφους, πρέπει να τοηοθα. ιι 
υποχρεωτικά έναςΛπί πλέον ανελκυστήρας χια χπν πρόσβαση ίων πυροοβ'Γ’ών 
(3.2.1Θ των Γεν Διατάξεων). 

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

4.1. Σε όλα τα κτίρια προσωρινής διαμονής πρέπει να τοποθετείται 
χειροκίνητο σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παράχραφο 4.2. των Γεν. 
Διατάξεων. 

4.2. Σε όλα^ τα κτίρια πρέπει να τοποδετούνται δύο τουλάχιστο φορητοί 
πυροσβεστήρες σε κά9ε όροφο, κοντά στις σκάλες και στις εξόδους, σε 
απόσταση το πολύ 25 μέτρα, ο ένας από τον άλλο, και το πολύ 15 μέτρα από το 
πιο απομακρυσμένο σημείο της κάτοψης. 

4.3. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με περισσότερους από 2 ορόφους και με 
δυναμικό κλινών μεγαλύτερο των 50, τοποδετείται υποχρεωτικά μόνιμο 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την παράγρ. 4.3.2 των Γεν. 
Διατάξεων. 

4.4. Σε κτίρια μέχρι 3 ορόφους (εκτός των μονορόφων) με εμβαδόν ορόφου 
μεγαλύτερο των 500 τ. μέτρων, κα3ώς και σε κτίρια με περισσότερους από 3 
ορόφους, αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών, τοπο3ετείται 
αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παράγρ. 4.1. των Γεν. 
Διατάξεων. 

Τα συστήματα αυτά πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις οδεύσεις διαφυγής 
κα3ώς και τους επικίνδυνους χώρους του ξενοδοχείου (παράγρ. 3.2 του παρόντος 
κεφαλαίου). Η ύπαρξη του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης απαλλάσσει από την 
απαίτηση αυτομάτου συστήματος πυρανίχνευσης για όλα τα ξενοδοχεία, κα3ώς 
και του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου για ξενοδοχεία μέχρι και 4 
ορόφων. 

4.5. Η διάταξη και τα χαρακτηριστικά των συσκευών συναγερμού πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε, να ειδοποιούνται έγκαιρα όλα τα άτομα που βρίσκονται στο 
κτίριο Το αρχικά εκπεμπόμενο ηχητικό σήμα πρέπει να είναι κυδικοποιημένο, 
ώστε ν' αναγνωρίζεται μόνο από το μόνιμο προσωπικό του ξενοδοχείου. Το σήμα 
αυτό πρέπει ν* ακολου3είται από συνεχές σήμα συναγερμού δισκριτό και 
κατανοητό από όλους τους ένοικους. 

Η έναρξη συναγερμού, είτε με τους ηλεκτρικούς αγγελτήρες, είτε με τα αυτόματα 
συστήματα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, πρέπει να μεταδίδεται αυτόματα στην 
ηλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία. 


5. ΔΙΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

5.1. θέρμανση. 

Καυστήρες κεντρικής 3έρμανσπς με ισχύ μεγαλύτερη από 70 ΚΜ, πρέπει να 
εγκαθίστανται σε ξεχωριστό χώρα. Η παροχή υγρού ή αερίου καυσίμου προς τους 
καυστήρες πρέπει να διακόπτεται αυτόματα με σύστημα ανίχνευσης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς και να 6ια3έχει χειροκίνητο μηχανισμό διακοπής, εξωτερικά του χώρου 
του λεβητοστασίου. 

Μεμονωμένα θερμαντικά σώματα με κεντρικό σύστημα παροχής υγρών ή 
αερίων καυσίμων, όπου χρησιμοποιούνται, πρέπει να 6ια3έτουν ανάλοχους 
διακόπτες παροχής, να συντηρούνται κατάλληλα και να φαίνεται καθαρά ο τρόπος 
χειρισμού τους. 

Σε περίπτωση σωληνώσεων παροχής φωταερίου, πρέπει να υπάρχει 
χειροκίνητος διακόπτης στο σημείο εισόδου των σωληνώσεων σχο κτίριο. 

Σε περίπτωση 3έρμανοης με υγραέριο, π αποθήκευση του καυσίμου πρέπει να 
γίνεται σε υπαίθριο χώρο, έξω από το κτίριο και να διαθέτει σύστημα ψύξης από 
το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο, με θερμοστάτη ρυθμιζόμενο σε θερμοκρασία πάνω 
από 35° Ο. 

5.2. Συστήματα μηχανικού εξαερισμού. 

Τα συστήματα μηχανικού εξαερισμού (η.χ. βίε εοηόΐΐίοπηίης), πρέπει νσ 
οχεδιάζονται και να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και 
Κανονισμούς ελληνικούς ή αντίστοιχους ξένους, όταν δεν υφίσιανιαι ελληνικοί. 

Κύριος στόχος στη μελέτη τέτοιων συστημάτων πρέπει να είναι η παρεμπόδιση 
της μετάδοσης των φλογών και των καυσαερίων δια μέαου των αγωγών του 
συστήματος. 


Τα παραπάνω συστήματα πρέπει να διακόπτονται και αυτόματα με την έναρξη 
λειτουργίας τυχόν υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης και με χειροκίνητο 
διακόπτη που τοποθετείται σε ευδιάκριτη και σημασμένη 3έση. 

5.3. Οργάνωση προσωπικού. 

Η διεύθυνση ίου ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι υπεύθυνη για την 
οργάνωση και την εκπαίδευση όλου του προσωπικού ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς 
να εφαρμόσει τις κατάλληλες οδηγίες και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
εκκένωση του ξενοδοχείου από όλους τους ένοικους. Η διεύθυνση είναι, επίσης, 
υπεύθυνη για την καλή συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων. Τ) 
προσωπικό του ξενοδοχείου, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πρέπει να συμμετέχει 
σε μαθήματα εκπαίδευσης για το χειρισμό των πυροσβεστικών μέσων, για τη 
σήμανση συναγερμού, καθώς και σε μία τουλάχιστον άσκηση εκκένωσης του 
κτιρίου. 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

6.1. Στην είσοδο του ξενοδοχείου πρέπει νσ υπάρχουν: 
α) Ακριβείς οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες του προσωπικού και 
του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

β) Σχέδια κατόψεων του ξενοδοχείου για την ενημέρωση των ομάδων 
άμεσης βοήθειας, όπου θα σημειώνονται: 

- οι σκάλες, οι έξοδοι κινδύνου και οι τελικές έξοδοι. 

- π θέση των πυροσβεστήρων, των πυροσβεστικών φωληών και των 
σημείων παροχής του μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου. 

- οι διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, συστήματος μηχανικού 
εξαερισμού ή ενδεχόμενα φωταερίου ή υγραερίου. 

- Π θέση του γενικού πίνακα του αυστήματος πυρανίχνευσης και 
συναγερμού. 

- η θέση των επικίνδυνων χώρων. * 

6.2. Σε καθένα όροφο: 

Για ξενοδοχεία με δύο ή περισσότερους υπέργειους ορόφους, ένα απλοποιημένο 
σχέδια προσανατολισμού κοντά στα κλιμακοτάσια. 

6.3. Σε κάθε δωμάτιο ή μονάδα διαμονής: 

Σαφείς οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
συνοδευόμενες από απλοποιημένο σχέδιο ορόφου, όπου θα σημειώνεται η θέση του 
δωματίου οε σχέση με τις οδεύσεις διαφυγής (εξόδους κινδύνου, σκάλες, κ.λ.π.). 

Στις οδηγίες Θα πρέπει να επισήμαίνέται η απαγόρευση χρήσής τόν 
ανελκυστήραν σε'περίπτωση πυρκαγιάς. 

Οι οδηγίες,εκτός από την ελληνική γλώσσα,Θα πρέπει να είναι γραμ¬ 
μένες και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα,ομιλουμένη από την πλε·- 
ία της πιο συνηθισμένης πελατείας του ξενοδοχείου. 

Άρθρο 7 
Εκπαιδευτήρια 

-Γενικά 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμιδών 
δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης,τα φροντιστήρια,τα νηπιαγω¬ 
γεία και οι παιδικοί σταθμοί. 

-Οδεύσεις διαφυγής 
Σχεδιασμός 

Ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων εκπαίδευσης υπολογίζεται ως εξής 
Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος με τον αριθμό των καθι¬ 
σμάτων χωρίς όμως να υπολείπεται την αναλογία 1 ατόμου/2 τετρ. 
μέτρο καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας. 

Για τα εργαστήρια και παρόμοιους εκπαιδευτικούς χώρους είναι 
ίσος με τον αριθμό των θέοεων εργασίας και όχι μικρότερος από 
την αναλογία 1 ατόμου/4,5 τετρ.μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου. 

Για τους υπόλοιπους χώρους υπλογίζεται με αναλογία 1 ατόμου/6 
τετρ.μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου. 

Για ξεχωριστές μεγάλες αίθουσες γυμναστηρίων,εστιατορίων,6ια- 
λέξεων κλπ.,όπου μπορούν να συγκεντρωθούν πάνω από 100 άτομα, 
ισχύουν για τις οδεύσεις διαφυγής οι αντίστοιχες διατάξεις του 
κεφαλαίου ΣΤ'για τους χώρους συνάθροισης κοινού. 

^1.2.Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανό μονάδα πλάτους (0,60 μέτρου) 
καθορ Γζεται σε: 

α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (6ιάδρομο«-πόρτες) 
β) 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (ακάλες-ράμπες) 

.3 .Γεν ι κά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις 
αντίστοιχες εξόδους κινδύουν,όπως φαίνεται στον πίνακα Γ . 1. 


2 . 

£. 1 . 

β) 

Υ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1. 


ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΟΝ ΧΙΝΔΤΝΟΤ 

Πληθυσμός 

Ελάχιστος αριθμός 
εξόδων 

Ελάχιστο πλάτος 
μιας εξόδου 

50-200 άιομα 

2 

1.10 μ. 

200-500 άτομα 

2 

1,40 μ. 

500-750 άιομα 

3 

1,60 μ. 

750-1000 άτομα 

4 

1,80 μ. 


εζοδος κίνδυνου-—_ 

— κΧΐϋηκοητηπιη 

Β 



υ*' "·* , 

— 

Α 






εζοόος κίνδυνου 
— κλιμακοστάσιο 


Για πληθυσμό μεχαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία έξοδος πλάτους 
1,80 ιου μέτρου ανά 250 άιομα. 

* Η άμεση απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου από ιην πόρια μιπς 
αί3ουοας 6ι6αακα3ίας δεν πρέπει να ξεπερνά ια 12 μέιρα. Σε ανιίίειη περιηκ.ιπη 
πρέπει να προσιί3εεαι μια δεύιερπ πόρια (αχ. Γ.1). 



Α Ρ—__ 

Α, 

Β/' 

"1 1 


/ ~~Γ 

Β/ 


ΑΒ < ’2μ- ΑΓ ή ΑΒ 4ΐ2μ. 

•Σχήμα Γ.1. 

Σε σχολεία με ένα το πολύ όροφο πάνω από το ισόχειο και σύνολο μαθητών 
μικρότερο από 150, χίνεται δεκτή μία μόνο έξοδος κινδύνου. Η 
παρακρατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης τότε δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη των 24 μέτρων (σχ.Γ.2). 



/α 




1 

I ΑΒ ^12 μ. 

! ΑΓ<2<μ. 

«ΐ 


Σχήμα Γ.2. 

* Για όλες τις περιπτώσεις, ό; .υ υπάρχουν τουλάχιστον δύο έξοδοι κινδύνου, 

το μέχιστο επιτρεπόμενο όριο της πραγματικής απόστασης απροστάτευτης 
όδευσης είναι 40 μέτρα. ·* 

* Επιτρέπεται τα πρώτα 18 μέτρα της όδευσης να συμπίπτουν, εφόσον οι αί3ουσες 
που εξυπηρετούνται από τους αδιέξοδους διαδρόμους δεν έχουν περισσότερους 
από 150 μαθητές, όταν βρίσκονται σε ισόχειο όροφο η από 120 μα9ητές, σε 
κάποιον άλλον όροφο (σχ. Γ.3). 


Σχήμα Γ.4. 

* Οι διάδρομοι μέσα οε α(3ουσες μ£ πλπ3υομό με^αλάιερο από 50 μαθηιές 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις χια τις αίθουσες 
συνά9ροιοης κοινού (παράχραφος 2.13 Κεφαλαίου ΣΤ"). Οι πόρτες στις αί3ουοες 
αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο πλάτος μικρότερο από 1 μέτρο. 

Κάθε πόρτα που ανήκει στις οδεύσεις 6ιαφυχής και προέρχεται από αίθουσα με 
πληθυσμό μεγαλύτερο των 30 ατόμων, πρέπει ν' ανοίχει προς την κατεύθυνση 
διαφυχής και να είναι πυράντοχη, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 20 
λεηιών. 

Όταν η πόρτα εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα, αηαχοοεύεται να έχει 
οποιοδήποτε σύστημα κλειδώματος, εκτός από ειδικό εξοπλισμό κατάλληλο χια 
συνθήκες πανικού. 

Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο μία πόρτα ή ένα παράθυρο με 
εμβαδό τουλάχιστο 0,50 ι. μέτρου σε εξωτερικό τοίχο. Το ύψος της ποδιάς του 
παράθυρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,20 μέτρα. 

2.1.4. Το πλάτος της ή ίων τελικών εξόδων διαφυχής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίοο με το άθροισμα των αηαιίουμένων μονάδων πλάτους χία όλους 
τους ορόφους, επάνω και κάιυ από τον όροφο εκκένωσης. Το μήκος του διαδρόμου 
της τελικής εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα. 

2.2. Πυροπροστασία. 

Τα δομικά στοιχεία των πυροπροσιατευμένων οδεύσεων διαφυχής (προθάλαμοι, 
κλιμακοστάσια, διάδρομοι), οι οποίες απαιτούνται, όταν εξαντλείται το όριο της 
αηοοτασης της απροστάτευτης όδευσης , πρέπει να έχουν δείκτη ηυραντίοιασης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα '2 (βλ. παράχραφο 3.1. αυτού του 
κεφαλαίου). 

Σε κτίρια εκπαίδευσης με 3 η περισσότερους ορόφους τα ανοΐχματα των 
πατωμάτων ηυμοδιαμερίσμστος πρέπει να περικλείονται από ιιυρσπροστατευμένα 
φρέατα (παράχραφος 3.2.9. των Γεν. Διατάξεων). 

Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15 μέτρων πρέπει να προβλέπεται 
κλιμακοστάσιο (παράχραφος 2.3.4. των Γεν. Διατάξεων) ή ανελκυστήρας 
(παράχραφος 3.2.10. των Γεν. Διατάξεων) χια την πρόσβαση των πυροσβεστών. 

2.3. Φωτισμός-Σήμαναη. 
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Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων 
διαφυχής σύμφωνα με την παράχραφο 2.6. των Γεν. Διατάξεων. 

Φωτισμός ασφαλείας πρέπει να υπάρχει, όταν το κτίριο λειιουρχεί και 
μετά τπ δύση του ηλίου (παράχραφος 2.6.3. των Γεν. Διατάξεων). 

Επίσης πρέπει να χίνειαι σήμανση όλων των οδεύσεων διαφυχής σύμφωνα με 
την παράχραφο 2.7. των Γεν. Διατάξεων. 


Σχήμα Γ.3. 

Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να κατασκευάζεται πυράντοχη 
αυτοκλειόμενη πόρια (Δ) με δείκτη ηυραντίοιασης 30 λεπτών που να 
απομονώνει την περιοχή ίου αδιεξόδου. 

Παρόμοιες πυράντοχες αυτοκλειόμενες πόρτες 30 λεπτών τοποθετούνται 
οε επιμήκεις διαδρόμους, ώστε τα τμήματα ανάμεσα σε δύο πόρτες να μην έχουν 
μήκος μεχαλύτερο από 35 μέτρα. 

Οι πόρτες αιθουσών που σνοίχουν σε κοινόχρηστο χώρο με χρπση και χια 
άλλους σκοπούς εκτός από την κυκλοφορία (σχ.Γ.4), πρέπει να απέχουν το πολύ 

μέτρα από την έξοδο κινδύνου στην περίπτωση αδιεξόδου, και 18 μέτρο πην 
περίπτωση δύο τουλάχιστον εξόδων. 


3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του 
περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν δείκτη 
πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα Γ.2. 


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Τύπος κτιρίου 

Ισόχειο και όροφοι 

Υπόχειο 

Μονόροφα 

30 λεπτά 

60 λεπτό* 

Ύψους 7,5-15μ. 

60 λεπτά 

60 λεπτά 

Ύψους 15μ. 

60 λεπτά 

90 λεπτά 


♦Μειώνεται σε 30 λεπτά χια υτόχεια μέχρι 150 τ. μέτρα. 
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3.2. Τα μέϊίοια επιτρεπόμενα εμ0α6ά ϋΐα τη δημιουργία 
ηυρα&ιαμερίσματος 6ίνονται αταν Πίνακα Γ.3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.3. 


ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΠΤΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Τύπος κτιρίου 

Εμβαδόν 

πυροδιαμερίσμστος 

Υπόχειο Εχκατάσταση καταιονη- 

τηρων (συντελεστής)* 

Μονάροφα 

*Υτ»ους 7,5- 15μ. 

Ύιγους 15μ. 

2 000 ι. μέιρα 
1.500 χ. μέιρα 

1.000 ι. μέιρα 

1.000 X. μέτρα απεριόριστο 

750 X. μέτρα 3,0 

750 χ. μέτρα 3,0 


♦ Συντελεστής επαύξησης μεγίστου ηιβηθπύ ηυοοδιαμερίσμσχος 


5. προιοπιχο - εξάσκηση - εκπαίδευση. 

5.1. Πε την ευ3ύνπ ιης διοίκησης ίου εκηαιδευιικού ιδρύματος πρέπει να 
ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας από το μόνιμο προσωπικό, που 3α 
εκπαιδεύεται και 3α εξασκείται στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων κα3ώς και 
στον τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου, σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. Η διεύθυνση και το προσωπικό πυρασφάλειας 3α μεριμνούν χια την 
κατάλληλη συντήρηση ίων πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας. 

5.2. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης 
των κτιρίων από το σύνολο των μαθητών και του προσωπικού. 


3.3. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα μ* την παράχραφο 3.2.5. των Γεν 
Διατάξεων συμπεριλαμβανομένων και των μαχειρείων, πλυντηρίων, χώρων 
συγκέντρωσης απορριμάιων κ.λ.η., πρέπει ν’ αποτελούν αυτοτελή 
πυροδιαμερίσμαχα ανεξαρτήτως εμβαδού, να διαθέτουν ανοίχματα εξαερισμου 
και να μην τοποθετούνται κάτω ή δίπλα από τις τελικές εξόδους. 

3.4. Για τα εσωτερικά τελειώματσ ισχύει ο Πίνακας II χπς πσραχράφου 
3.2.16 των Γεν. Διατάξεων με την διαφοροποίηση ότι. επιτρέπονται μέχρι και 
καιηχορίας 3 χια αίθουσες μικρότερες των 40 χ. μέτρων. 

3.5. Απαλλάσσεται από την απαίτηση πκραπροσιατευμένου φρέαιος το 
άνοιχμα πατώματος οκάλας (παράχραφος 3.2.9. των Γεν. Διατάξεων), ηου συνδέει 
τον όροφο εκκένωσης με τον υπερκείμενό του, εφόσον η σκάλα δεν εξυπηρετεί 
άλλον όροφο. 

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 


Άρθρο Β 

Γραφε ία 

1.-Γενικά 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων 
που χρηοιμοπο ι ούνται από δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επι¬ 
χειρήσεις ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,για διοικητικές,επι ■ 
χειρηματικές και πνευματικές δραατηριΰτητες,χωρίς ν'ανήκουν 
στην κατηγορία των καταστημάτων. Σε περίπτωση ύπαρξης αιθου¬ 
σών συνάθροισης κοινού με πληθυομό μεγαλύτερο των 50 ατόμων, 
μέσα σε κτίρια γράφείων,ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές 
ο· αντίστοιχες διατάξεις ταυ κεφαλαίου ΣΤ '. Όταν στο κτίριο 
υπάρχουν και άλλες χρήσεις ισχύει η παράγραφος 1.2.2. των 
Γενικών Διατάξεων. 


4.1. Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική π εχκατάαταση 
χειροκίνητου συστήματος συναχερμού, σύμφωνα με την παράχραφο 4.2. των 
Γεν. Διατάξεων. 


2.-Οδεύσεις διαφυγής 
2.1. Ιχεδιοομός 


4.2. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση Φορητών πυροοβεστήρωγ, 
τουλάχιστον 50ο χια κάθε όρο&ο σε τέτοιες θέσε 1- ώστε κάθε σημείο - του ορό&ου 
να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Η 
διεύθυνση του ιδρύματος είναι υπεύθυνη χια την εκπαίδευση του προσωπικού στη 
χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας, καθώς και χια ιπυ 
κατάλληλη συντήρησή τους. 

4.3. Σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης με 4 ή περισσότερους ορόφους πρέπει να 
εχκαθίστσται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την 
παράχραφο 4,3.2. των Γεν. Διατάξεων. 

4.4. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παράχραφο 4.1. 
των Γεν. Διατάξεων πρέπει να τοποθετείται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Σε κτίρια εκπαίδευσης όπου σιεχάζονιαι παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών 
ή άτομα με ειδικές ανάχκες (νηηιαχωχεία, παιδικοί σταθμοί, σχολές τυφλών 
κ.λ.η), σε όλες τις οδεύσεις δισφυχής, στις αίθουσες και στους επικίνδυ¬ 
νους χώρους. 

β) Σε κτίρια εκπαίδευσης με περισσότερους από 3 ορόφους, στις οδεύσεις 
διαφυχής και στους επικίνδυνους χώρους. 

χ) Σε όλα ία κτίρια εκπαίδευσης, σε χώρους ειδικής σημασίας ανεξαρτήτως 
εμβαδού και ηυροθερμικού φορτίου όπως, εχκαταστάσεις ηλεκτρονικών 
υπολοχιστών, αρχεία, βιβλιοθήκες, ερχαοτήρια Φυσικής-Χημείας, κ.λ.η. 

4.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με την παράχραφο 4.3.1. 
των Γεν. Διατάξεων εχκαθίσιαιαι: 

α) Σε υηόχεισ κτιρίων εκπαίδευσης με εμβαδό μεχαλύχερο των 250 χ. μέτρων. 

β) Σε επικίνδυνους χώρους και σε οδεύσεις διαφυχής αντικαθιστώντας ιο 
σύστημα πυρανίχνευσης (εκτός των χώρων όπου μπορεί να προκληθεί 
ανεπανόρθωτη καταστροφή από το νερό κατάσβεσης). 

Γ ιο δίκτυο που περιέχει το πολύ 6 κεφαλές καιαιονπτήρων η παροχή νερού 
επιτρέπεται να χίνεχαι κατευθείαν από το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο με την 
προϋπόθεση δυνατότητας παροχής τουλάχιστον 6 λίιρων/λεπτό/τ. μέτρο επιφά¬ 
νειας. 


2 . 1 . 1 . 


0 θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων γραφείων υπολογίζεται 
με την αναλογία 1 ατόμου/9,0 τετρ.μέτρεν καθαρού εμβαδού 
δαπέδου,συμπεριλαμβανομένων και των ανοικτών εξωστών 
(παταριών),εφόσον επικοί νυνιούν με το χώρο των γραφείων. 
Σε ενιαία αίθουσα με πολλά γραφεία,ο πληθυσμός υπολογί¬ 
ζεται με την αναλογία 1 ατόμου/5,0 τετρ.μέτρα. 


2 . 


2. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) των οδεύ¬ 
σεων διαφυγής καθορίζεται οε: 

α) 100 ατόμα για τις οριζόντιες οδεύσεις (6ιΰδρομο«-πόρτες) 
8) 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (ακάλες-ράμπες) 

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 του 
μέτρου και εξαρτάτα ι από τον πληθυσμό του κτιρίου. 

Αν το οπαιτούμενο πλάτος ξεπερνά τα 1,00 μέτρα,επιβάλ¬ 
λεται η’ δημιουργία και άλλης ή και άλλων οδεύσεων διαφυ¬ 
γής ■ 


2.1.3. Γενικά επιβάλλεται ο σχεδιασμός δύο τουλάχιστον εξόδων 

κινδύνου από κάθε οημείο του ορόφου. Στην περίπτωση αυτή 
η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυ γής 
δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 45 μέτρα (σχ.Δ.ΐ). 

Το όριο αυτό μπορεί να προσαυξηθεί σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 2.2.1 των Γενικών Διοτάξεων. 



Σχήμα Δ.1. 
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« Μπορεί να χίνει δεκτή μία μόνο έξοδος κινδύνου στις παρακάτω 
περιπτώσεις: - 

α) Σε κτίρια χραφείων μέχρι 6ύο υπέργειους ορόφους και πληθυσμό μικρότερο 
από 100 άτομα. 

β) Σε κτίρια χραφείων μέχρι τέσσερις υπέργειους ορόφους, όπου το μικτό 
εμβαδό κάθε ορόφου δεν ξεπερνά τα 300 τ. μέτρα. 

Στην περίπτωση της μιας έξοδοι* κινδύνου το όριο της πραγματικής 
απόστασης απροστάτευτης όδευσης είναι 30 μέτρα (σχ.Δ.2). 

* Η άμεση απόσταση από ένσ σημείο ενός χραφείου μέχρι την πόρτα δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα στην περίπτωση μιας εξόδου κινδύνου και τα 18 
μέτρα στην περίπτωση δύο εξόδων κινδύνου (σχ.Δ.2). 

Επιτρέπεται η διέλευση των οδεύσεων διαφυχής από αδιέξοδα που δεν 
ξεπερνούν σε μήκος, τα 12 με'ιρα. 



Σχήμα Δ.2. 

2.1.4. Το πλάτος των π της τελικής εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσο με το μισό του αθροίσματος των απσιτουμένων μονάδων πλάτους χια όλους 
τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης. 

2.2. Πυροπροστασία. 

2.2.1. Τα 6ομικά στοιχεία του περιβλήματος της ηυροηροπτατευμένης 
όδευσης διαφυχής, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυρσνιίστοσης σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Πίνακα Δ.1. αυτού του κεφαλαίου. 

2.2.2. Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια, που αποτελούν τμήματα 
πυροηροστσιευμε’νης όδευσης διαφυχής, πρέπει να περικλείονται από 
πυρσπροστατευμέγυ φρεάτιο σύμφωνα με την παράχραφο 3.2.9. των Γεν. 
Διατάξεων και να διαθέτουν ηυροπροστατευμένο προθάλαμο (ΙοΡόγ) Μ ε 
ηυράνχοχες πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών, σε κτίρια χρσφείων με περισσότερους 
από 6 υηέρχειους ορόφους. 

2.2.3. Σε διαδρόμους με μήκος μεχαλύτερο των 45 μέτρων πρέπει να τοπο¬ 
θετούνται ηυράνχοχες πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών χια την προστασία από 

Ιγαπνό , 

2.2.4. Εξωτερικά κλιμακοστάσια που .πληρούν ιις συνθήκες ασφα.κίος 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δεύτερη εναλλακτική όδευση διαφυχής σύμφωνα με 
την ηαράχραφο 2.3.3. των Γεν. Διατάξεων. 

2.2.5. Σε κτίρια χραφείυν υψηλότερα των 20 μέτρων, με εμβαδόν οροφου 
μεχαλύτερο των 300 χ. μέτρων πρέπει να προβλέπεται ή κλιμακοστάσιο 
(παράχρα&ος 2.3.4. των Γεν. Διατάξεων) ή ανελκυστήρας (παράχραφος 3.2.18. 
των Γεν. Διατάξεων) χια την πρόσβαση των πυροσβεστών. 

2.3. Φωτισμός-Σήμανση. 

Σε όλα τα κτίρια χραφείων πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων 
διαΦυχής σύμφωνα με την παράχραφο 2.6.1 των Γεν. Διατάξεων. 

Σε κτίρια χραφείων με πληθυσμό μεχαλύτερο από 100 άτομα πρέπει να 
εχκαθίσταται φωτισμός ασφαλείας σύμφωνα με την παράχραφο 2.6.3 των Γεν. 
Διατάξεων. 

Στα κτίρια χραφείων πρέπει να υπάρχει σήμανση των οδεύσεων διαφυχής και 
των εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την παράχραφο 2.7 των Γεν. Διατάξεων. 

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του 
περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη 
πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα Δ.1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.1. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Αριθμός ορόφων 

Ισόγειο Δ Όροφοι 

Υπόχειο 

Εχκστάσταση αυτόματης 
πυρόσβεσης (συντελεστής**) 

Μέχρι Ευσροφα 

30 Λεπτά 

60 Λεπτά» 

- 

2-4 ορόφους 

60 λεπτά 

90 λεπτά* 

0.5 

4 ορόφους 

90 λεπτά 

120 λεπτά·* 

0,5 


« Μειώνεται κατά 30 λεπτά χια υπόχεια με εμβαδόν μέχρι 200 τ. μέτρα. 
*» Συντελεστής μείωσης του επιτρεπόμενου δείκτη πυραντίστασης. 


3.2. Τα όρια ίου μέχιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον 
Πίνακα Δ.2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.2. _._ 


ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Μέχρι δυόροφα 

Πολυόροφα 

Υπόχεια 

Με αυτόματους καιαιονηχήρες 
(συντελεστής) 

2.000 I. μέτρο 

800 τ. μέτρα 

500 τ. μέτρα 

1,5 


3.3. Οι επικίνδυνοι χώροι στους οποίους περιλαμβάνονται οι αποθήκες, ία 
λεβητοστάσια, τα τυχόν υπάρχοντα ερχασιήρια, οι θάλαμοι πλεκτρομπχανολοχι- 
κών εχκαιαστάσεων, το μαχειρεία, κ.λ.π., πρέπει να αποτελούν αυτοτελές 
πυροδιαμέρισμα με κατάλληλο εξαερισμό. Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να 
τοποθετούνται από κάτω η σε* άμεση χειτονία με τις τελικές εξόδους. 

3.4. Για τα εσωτερικά τελειώματσ ισχύει ο Πίνακας Η της παραχράφου 
3.2.16 ίων Γεν. Διατάξεων, με τη μόνη διαφοροποίηση ότι, χώροι με εμβαδό 
μικρότερο από 30 τ. μέτρα επιτρέπεται να έχουν εσωτερικά τελειώματσ μέχρι και 
της κατπχορίας 3 

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

4.1. Σε κτίρια χραφείων με πληθυσμό μεχαλύτερο αηά 150 άτομα τοποθετείται 
χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναχερμού σύμφωνα με την παράχραφο 

4.2.1. των Γεν. Διατάξεων. 

4.2. Στους επικίνδυνους χώρους εχκαθίσταται αυτόματο σύστημα 
πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, ανάλοχα με την περίπτωση 

4.3. Σε κτίρια με πληθυσμό περισσότερο από 300 άτομα τοποθετείται 
αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης συνδεδεμένο με το χειροκίνητο αύστημα 
συναχερμού (παράχραφος 4.1. των Γεν. Διατάξεων). 

4.4. Σε κτίρια υψηλότερα των 20 μέτρων επιβάλλεται η εχκστάσταση 
μόνιμου υδροδοτικαύ δικτύου (παράχραφος 4.3.2. των Γεν. Διατάξεων) και σε 
περίπτωση πληθυσμού μεχολϋχερου από 400 άτομο, αυτόματου συστήματος 

καιαιονητήρων. 

4.5. Όπου από τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται αυτόματο σύστημα 
πυρανίχνευσης π πυρόσβεσης, δεν ισχύει υποχρεωτικά η απαίτηση χια μόνιμο 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. Πρέπει πάντως να προβλέπεται αυτόματη 
ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

4.6. Σε όλα τα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες κοντά 
στις σκάλες και τις εξόδους, σε τέτοιες θέσεις ώατε, κανένα σημείο της 
κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. 


Άρθρο 9 

Καταστήματα 

1.-Γε ν * κά 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων 
που χρησιμοποιούνται οαν καταστήματα,για την έκθεση,πώληαη 
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και αποθήκευσή εμπορευμάτων,τον καλλωπισμό ατόμων και την 
επεξεργασία αγαθών (χωρίς ν 'ανήκουν στην κατηγορία βιομηχα- 
ν ί ες-οποθηκες). Ειδικότερα περιλαμβάνονται καταστήματα και 
πολυκαταστήματα,αγορές και υπεραγορές,ψαρμακεία , κούρε ία , 
κομμωτήρια,ινστιτούτα καλλωπισμού,ραφε ία,υποδηματοποιέ ία κλπ. 
Κατάστημα ή καταστήματα,που βρίσκονται σε κτίρια με κύρια 
χρήση κατο ι κ ίας ,ξενοδόχε ίων ,γραιρε ίων ,συνάθρο ι σης κοινού,εξε- 
τάζονται ξεχωριστά σύμφωνα με* τις απαιτήσεις του παρόντος 
κεψαλαίου.ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους. Ιδιαίτερο όταν 
το κατάστημα παρουσιάζει υψηλό βαθμό κινδύνου πρέπει : 

α) Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαιρυγής από το υπόλοιπο κτίριο. 

β) Να έχει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού ή αυτόματο σύστημα 
πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης ανάλογο με την περίπτωση. 

γ) Να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα. 


Επιτρέπεται π διέλευση ίων οδεύυευν Βισίοχής από αδιέξοδα που δεν 
ξεπερνούν οε μήκος ια 12 με'ιρα. 

Επίσης επιιρε'πεται ια πρώχσ 12 μέχρα των οδεύοεοιν διαρυκής, που οδηχούν 
οε δύο διαφορετικές εξόδους . να ουμηίηχουν (οχ.Ε.2). 



2.-Οδεύσεις διαφυγής 

2.1. Σχεδιαομός 


Σχήμα Ε.Σ. 


2.1.1. 0 θεωρητικός πληθυσμός τ ων καταστημάτων υπολογίζεται με 

τον πίνακα Ε . 1. 

Πίνακας Ε.1. 


Πληθυσμός Κρταστημότων 


σ ) 

Χώροι έκ 

θέσης κα ι 

πωλήσεον 

1 άτομα/6, 

0 τετρ. μέτρα 

θ) 

Χώροι έκ 

θέσης κα ι 

πωλήαεον υπεραγορών 




κα ι τιολυ 

καταστηρΰι 

Γ““ 

1 άτομο/2 

,0 τετρ.μέτρα 

ν) 

Κυλικείο 

,εοτιατόρ 

ΙΟ κλπ. 

1 άτομο/1 

,0 τετρ.μέτρα 

6) 

Χώροι απ 

οθήκ ευσης 

εμπορευμάτων 




κοι στάθμευσης αυτοκινήτων 1 άτσμο/30,0 τετρ.μέτρ 


Σημείωση : Νοείται συνολικό μεικτό εμβαδόν κάτοψης ορόφου. 

2.1.2. Η παροχή ονά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) τ ω ν οδεύσεων 
δ ι αφυγής' καθορ ί ζετα ι οε : 

α) 100 άτομο για οριζόντιες οδεύσεις οε υπέργειους ορόφους 
και 50 άτομα για τους υπάγειους ορόφους. 

θ) 60 άτομο για κατακόρυφες οδεύσεις σε υπέργειους ορόφους 
και 30 άτομα γιο τους υπόγειους ορόφους. 

* Το ελάχιστο πλάτος ίων οδεύσεων διαφυχής είναι 0,90 ίου μέτρου. Αν ια 
αηααούμενο πλάτος ξεπερνά ια 1,80 μέτρα, επιβάλλεται η δημιουργία και άλλης 
ή και άλλων οδεύσεων διαφυχής. 

* Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μέσα στους χώρους των καταστημάτων ο εν 
πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο του 0,80 του μέτρου. Ένας τουλάχιστο 
διάδρομος πρέπει να έχει πλάτος 1,20 του μέτρου και να οδηχεί καιευ3είαν σε 
μια έξοδο κινδύνου. 


2.1.4. Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίαο με το μιαό του αδροίσματος των απαιτουμένων μονάδων πλάτους χια όλους 
ιούς ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης. 

Εφόσον το κτίριο έχει μία μόνο εξωτερική όψη προς κοινόχρηστη οδό. πρέπει 
ιο 60% τουλάχιστο των απαιτουμένων μονάδων πλάτους των τελικών εξόδων να 
βρίσκεται στην επιφάνεια αυτής της πρόσοψης. 

Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές οδεύσεις σε πλάτος ίοο με το 50% ίου 
συνολικού αηαιτουμένου πλάτους, που γα μη διέρχονται από 3έσεις ελέχχου 
(ταμεία) χια να μη δυσχεραίνεται η μαζική διαφυχή. 

2.1.5. Κά9ε πόρτα κλιμακοστασίου ηου εκβάλλει στον όροφο εκκένωαης πρέπει 
V ανοίχει προς την καιεύ9υνση της όδευσης διαφυχής έστω και αν εξυπηρετεί 
λιτότερα από 50 άτομα. 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πόρτες περιστρεφόμενες χύρω από κεντρικό 
άξονα με τους περιορισμούς της παραχράφου 2.5.4. των Γεν. Διατάξεων. 

2.2. Πυροπροστασία. 

2.2.1. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της ηυροηροσχατευμένης 
όδευσης διαφυχής (οριζόντιοι διάδρομοι από το σημείο που εξαντλείται το όριο 
της απροστάτευτης όδευσης και πυροηροστατευμένα κλιμακοστάσια) πρέπει να 
έχουν ελάχιστο δείκτη ηυραντίστασης σύμφωνα με τον πίνακα Ε.2 αυτού του 

κεφαλαίου. 

Ζ.Ζ.Ζ. 2ε κτίρια καταστημάτων με περισσότερους από 3 ορόφους, τα 
εσωτερικά κλιμακοστάσια ηου αποτελούν τμήματα ηυροηροσχατευμένης όδευσης 
δια^υχής, πρέπει να 6ια3έχουν σε κά9ε όροφο ηυροηροστατευμέγο ηρο3άλπ:’ο 
(ΙοΝν) υε πυράνιοχες πόρτες 30 λεπτών. 


2.1.3. Γενικά επιβάλλεται ο σχεδιασμός δύο τουλάχιστον εξόδων κινδύνου σε 
3έσεις ανεξάρτητες μεταξύ τους από κά9ε σημείο του ορόφου (σχ.Ε.1). 

Η πραχματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης, χια την περίπτωση 
αυτή, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 45 μέτρα. Η άμεση απόσταση δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 30 μέτρα. 



2.2.3. Εξωτερικά κλιμακοστάσια μπορεί να χρπσιμοποιη3ούν ως 
ηυροηροσιαιευμένη όδευση διαφυχής (ηαράχραφος 2.3.3. των Γεν. Διατάξεων) 
ίφόοον πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας. 

2.2.4. Ιε πολυκαταστήματα ή υπεραγορές ηου καταλαυβάνουν κτίρια 
υωπλότερα των 15 μέτρων με εμβαδόν ορόψου μεγαλύτερο των 500 τ. μέτρων, 
επιβάλλεται κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας χια την πρόσβαση των 
πυροσβεστών (παράγραφοι 2.3.4 και 3.2.18 των Γεν. Διατάξεων). 

2.3. Φυτισμός-Σημανση. 

7ί όλα τα καταστήματα πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων 
διαφυχής,· φωτισμός ασφαλείας και σήμανση σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.6 και 2.7 των Γεν. Διατάξεων. 


3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

3.1. Τα φέρονχα δομικά στοιχεία, κα9ώς και τα στοιχεία του 
περιβλήματος των ηυροδιαμερισμάιων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη 
ηυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα Ε.2. 


Ιχήμα Ε.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΕΙΚΤΕΣ 

ΠΥΡΛΝΤΙΣΤΛΣΗΣ 

Αριθμός ορόφων 

Ιοόχειο & 'Οροφοι 

Υηόχειο 

'χκατάοτασπ καταιονη- 
τήρων (συντελεστής)*** 

Μονόροφα 




) 500 τ. μέτρα 

30 λεπτά 

60 λεπτά 

- 

<500 τ. μέτρο 

60 2 εητά 

90 3εητά«« 

0.5 

Πολυόροφα 




>500 τ. μέτρα* 

60 λεπτά 

90 λεπτά** 

0,5 

<500 ι. μέτρα-' 

90 λεπτά 

120 λεπτά* 

0.6 


* Σε κά3ε όροφο. 

** Μειώνεται κατά 30 λεπτά υπόγεια μικρότερα τκν 250 τ. μέτρων. 
*** Συντελεστής μείωσης επιτρεπόμενου δείκτη πυρσντίστάσης. 


3.2. Τα όρια ίου μέχιστου επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσμαχος 
δίνονται στον Πίνακα Ε.3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.3._ _____ 


ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΑΟ ΠΥΡΟΔΙΛΜΕΡΙΣΜΛΤΟΣ 

Μονόροφα 

Πολυόροφα 

Υηόχεια 

Με καιαιονητήρες 

2.000 I. μέτρο 

500 τ. μέτρα 

500 ι. μέτρα 

3.000 τ.μέτρα (μονόροφα) 
2.000 τ.μέτρα (πολυόροφα) 


3.3. Οι επικίνδυνοι χώροι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι χώροι 
αποθήκευσης εύφλεκτων εμπορευμάτων, ία λεβητοστάσια, τα μηχανοστάσια, οι 
χώροι ηλεκτρομηχανολσχικών εγκαταστάσεων (μετασχηματιστές, πίνακες, κ.λ.π.), 
οι αποθήκες καυσίμων κ.λ.π., πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με 
κατάλληλο εξαερισμό. Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή 
σε άμεση χειιονία με τις τελικές εξόδους. 


4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

4.1. Σε πολυόροφα εμπορικά κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο από 500 
τ. μέτρα πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα 
συναχερμού σύμφωνα με την παράχραφο 4.2.1. των Γεν. Διατάξεων. 

4.2. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται σε κτίρια με 
συνολικό εμβαδόν περισσότερο των 1.000 τ. μέτρων, εφόσον υπάρχουν χώροι 
αποθήκευσης εμπορευμάτων, με εμβαδό μεχαλύχερο από 50 τ. μέτρα, μη προσιτοί 
στο κοινό και δεν υπάρχει νυχτερινή φύλαξη. Το σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο 
με το χειροκίνητο σύστημα συναχερμαύ (παράχραφος 4.1. των Γεν. Διατάξεων) και 

παρέχει αυτόματη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

« 

4 . 3 : Αυτόματο σύστημα καιαιονητηρων νερού ή κατάλληλου χια χπν 
περίπτωση κατασβεστικού υλικού, πρέπει να εχκαθίσταται: 

α) Σε όλα τα κτίρια που έχουν εμβαδόν ορόφου μεχαλύτερο από 1.000 τ μέτρα 

β) Σε όλα τα κτίρια με συνολικό εμβαδόν ορόφων μεχαλύτερο από 2.500 ι 
μέτρα. 

χ) Σε όλους τους υπόχειους ορόφους με εμβαδό μεχαλύτερο από 250 χ. μέτρα. 

6 ) Όταν επιδιώκεται π αύξηοπ του επιτρεπόμενου εμβαδού ηυροδιαμερίομαιος. 
ε) Σε επικίνδυνους χώρους (θάλαμοι ηλεκχρομηχανολοχικών εχκαταστάοεων, 
μετασχηματιστών κ.λ.π.). 

4.4. Μόνιμο υδροδοτικά πυροσβεστικό δίκτυο (παράχραφος 4.3.2. των 

Γεν. Διατάξεων), πρέπει να εχκσθίσταται·. 
α) Σε κτίρια υψηλότερα των 15 μέτρων. 

β) Σε κτίρια με συνολικό εμβαδό μεχαλύτερο των 1.500 χ. μέτρων, εφόσον 
δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καιαιονπτήρων. 

4.5. Σε όλα τα κτίρια καταστημάτων πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστο δυο 
χια κάθε όροφο φορητοί πυροσβεστήρες, κοντά στις σκάλες και τις εξόδους 
κινδύνου, σε τέτοιες θέσεις ώστε, κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει 
περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέσιερο πυροσβεστήρα. 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΙΚΡ3Ν 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΝ 

Σε καταστήματα που δεν έχουν περισσότερους από έναν όροφο πάνω από ιο 
ιοόχειο, ούτε περισσότερο από ένα υηόχειο, και κανένας όροφός τους δεν έχει 


εμβαδό μεχαλύτερο από Ζ50 τ. μέτρα, εφόσον δεν περιλαμβάνουν 
επικίνδυνους χώρους, ισχύουν χια τις οδεύσεις διαφυχής τα ακόλουθα: 

5.1. Επιτρέπεται μία μόνο έξοδος κινδύνου δια μέσου ηυροηροσχατευμένου 
κλιμακοστασίου, που οδηχεί κατευθείαν σε τελική έξοδο, εφόσον η απόσταση του 
πιο απομακρυσμένου σημείου του ορόφου από την ηυροπροσχαχευμένη όδευση η την 
τελική έξοδο και ατο υηόχειο και στο ισάχεια και στον όροφο δεν ξεπερνά τα 12 
μέτρα (σχ.Ε.3). 



ΥΠΟΓΕΙΟ Ή ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 



Σχήμα Ε.3. 

* 

5.2. Για την προπχούμενη περίπτωση, αλλά με μέχιστο εμβαδόν ορόφου 
100 χ. μέτρα, επιτρέπεται μία μόνο έξοδος κινδύνου δια μέσου και 
απροστάτευτης σκάλας, εφόσον η απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου ιου 
ορόφου από τη σκάλα ή την τελική έξοδο, δεν ξεπερνά τα 12 μέτρα, και π 
απόσταση της σκάλας από την τελική έξοδο στο ιοόχειο δεν ξεπερνά ια 3 μέτρα 

(σχ.Ε.4). 



ΥΠΟΓΕΙΟ Η ΟΡΟΦΟΣ 



Σχήμα Ε.4. 

Άρθρο 10 

Χώροι συνάθροισης κοινού 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Στην κατηχορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή υπαίθριοι ή 
ημιϋπαίθριοι χώροι, στους οποίους συναθροίζεται το κοινό χια κοινωνικές, 
επιστημονικές, πολιτιστικές, ψυχαχωχικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 
Ταξινομούνται χια τις ανάχκες αυτού του Κανονισμού στις ακόλουθες καιηχορίες: 
Σ ν θέατρα, κινημαχοχράφοι, συνεδρισκά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, 
συναυλιών, δικαστηρίων, κ.λ.π. 

Ϊ£ Χώροι εκθέσεων, μουσεία, εκκλησίες, κ.λ.π. 

Σ 3 Εστιατόρια, καφενεία, λέσχες, κέντρα διασκέδασης, κ.λ.π. 

Σ 4 : Σιάδια, χυμναστήρια, κολυμβητήρια, κ.λ.π., (ανοιχτά-κλειστά). 


2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΨΥΓΗΣ. 

2.1. Σχεδιασμός. 

2 . 1 . 1 . Ο θεωρητικός πληθυσμός των χώρων συνάθροισης κοινού 
υπολοχίζεται κατά περίπτωση, όπως παρακάτω: 

ι) Χώροι με σταθερές θέσεις: 

α) με ατομικά καθίσματα, είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων. 

β) με συνεχή καθίσματα (ηάχκοι. κερκίδες, κ.λ.π.) υπολοχίζεται με βάση την 
αναλοχίσ 1 αιόμου/0,45 μέτρου μήκους. 

ιι) Χώροι χωρίς σταθερές θέσεις: 

α) Κινηματοχράφοι, θέατρα, κέντρα διασκέδασης, εκκλησίες, χώροι 
αθλητικών συχκενιρώσεων κ.α., με αναλοχία 1 ατόμου/0,50 τ. μέτρου 
εμβαδού δαπέδου. 
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β) Εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, εμπορικός εκ3ε’αεις κ.α., με 
αναλοχϊα 1 ατόμου/1,10 τ. μέτρα Εμβαδού δαπέδου, 
χ) Μουσεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικές εκ3έσεις κ.α., με αναλοχία 
1 ατόμου/3,0 χ. μέτρα εμβαδού δαπέδου. 

6) Χώροι αναμονής ή γενικότερα χώροι πιθανής συνάθροισης πολλών όρθιων 
ατόμων με αναλοχία 1 ατόμου/0,30 τ. μέτρου εμβαδού δαπέδου. 

Νοείται συνολικό μεικτό εμβαδόν κάτοψης ορόφου. 

2.1.2. Η παροχή της όδευσης δια&υχής ανά μονάδα πλάτους (0,60 του 
μέτρου) κα9ορίζεται σε: 

□) 100 άτομα χια τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες). 
β) 60 άτομα χια τις κατακόρυ&ες οδεύσεις (σκάλες-ράμπες). 



ΑΒ < 30 μ. 

ΑΒΓ, ΑΒΑ <45 μ. 

ΓΔ < 60 μ. 


2.1.3. ι) Σε κάδε αί3ουσα συνά3ροισης κοινού πρέπει χενικά να προβλέπονται 
δύο έξοδοι κινδύνου. Μια εξωτερική σκάλα δεν επιτρέπεται να 3εωρείται 
δεύτερη εναλλακτική όδευση διαδοχής χια τα κέντρα διασκέδασης. Όταν η 
αίθουσα διαιρείται σε δύο μέρη ή βρίσκεται σε δύο επίπεδα, με διαφορά στά3μπς 
τουλάχιστον 1,0 μέτρου, 9α πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή έξοδος χια κά3ε τμήμα. 

0 αρι3μός και τα ελάχιστα πλάτη των εξόδων κινδύνου δίνονται οχον 
παρακάτω Πίνακα ΣΤ.1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1. 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΟΝ 

^ΝΔΥΗΟΤ 

Πληθυσμός Ελάχιστος αριθμός εξόδων 

Ελάχιστο πλάτος χια κάθε έξοδο 

Μέχρι 200 άτομα 2 

1,20 μέτρα 

Από 200-400 άτομα 2 

1.40 μέιρσ 

Από 400-600 άτομα 3 

1>20 μέτρα 

Από 600-ΘΟΟ άτομα 3 

1,60 μέτρα 


Για κά9ε 250 άτομα επί πλέον προστί9εται μία έξοδος με πλάτος 1,60 μέτρα. 


Για μικρές αί3ουσες κοινού (μικρότερες των 150 τ. μέτρων) ή με ηλη3υσμό 
λιχόχερο από 250 άτομα ισχύει ο Πίνακας ΣΤ.2. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.2. 


[ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔδΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ I 

Πληθυσμός 

Ελάχιστος αριθμός 

Ελάχιστο πλάτος 

Ελάχιστο πλάτος 



εξόδων 

χια κάθε έξοδο 

χια μία έξοδο· 

Μέχρι 75 άτομα 


2 

0,80 μέτρου 

0,60 μπρου 

Από 75-150 άτομα 

2 

1,10 μέτρου 

0,90 μέτρου 

Αηό 150-250 άτομα 

2 

1,20 μέτρου 

- 


* Σε υονόροφα ισόχεια κτίρια με ηλη3υσμό όχι μεχαλύιερο των 150 ατόμων, 
επιτρέπεται μία μόνο έξοδος κινδύνου με ελάχιστο πλάτος αυτό της 4ης 
στήλης του Πίνακα ΣΤ.2., αλλά με τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

α) να υπάρχει τελική έξοδος προς μία κοινόχρηστη οδό ή ανοικτό ασφαλή 
χώρο. 


β) η ηραχμαιική απόσταση απροστάτευτης όδευσης να μην ξεπερνά τα 25 
μέτρα. 

χ) το κτίριο να μην είναι υψηλού βα3μού κινδύνου και να μηγ περιλαμβάνει 
επικίνδυνους χώρους. 

6) τα εσωτερικά τελειώμαια των τοίχων και των οροφών να ανήκουν στις 
κατηχορίες 0,1, εκτός από τις διακοσμητικές επενδύσεις που έχουν πά.;ος 
μέχρι 2 χιλιοστά του μέτρου. 

ιι) Μ ηραχμαιική απόσταση απροστάτευτης όδευσης 6ια*υχής σε 
κτίρια με αίθουσες χωρίς σταθερές θέσεις, δεν πρέπει χενικά να ξεπερνά τα 
45 μέτρα. Επιτρέπεται αύξηση στα 60 μέτρα, εφόσον περιλαμβάνεται διάδρομος ή 
μερικά πυροηροσταιευμένος (30 λεπτών) ή με σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης 
ή πυρόσβεσης. 

Σε ενιαίες μεχάλες αίθουσες επιτρέπεται τα πρώτα 30 μέτρα προς δύο 
εναλλακτικές εξόδους κινδύνου να συμπίπτουν με την προϋπόθεση, ότι οι έξοδοι 
είναι κατανεμημένες στην περίμετρο του κτιρίου, σε αποστάσεις μεταξύ τους όχι 
μεχαλύτερες των 60 μέτρων (σχ. ΣΤ.1). 


Σχήμα ΣΤ.1. 

Σε κτίρια με αίθουσες όπου υπάρχουν σταθερές θέσεις, τα όρια της 
ηραχματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης παραμένουν τα ίδια, αλλά με τις 
παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις: 

α) Κανένα σημείο των Βιαμήκυν διαδρόμων της αί3ουσας δεν πρέπει να 
απέχει απόσταση μεχαλύτερη των 20 μέτρων από την πλησιέστερη έξοδο (σχ. 
ΣΤ.2). 



Σειρές καθισμάτων που περικλείονται από δυο διαυήκεις διαδρόμους δεν 
πρέπει να έχουν παραπάνω από 15 καθίσματα, ενώ όταν έχουν πρόσβαση μόνο 
ηρος ένα διαμήκη διάδρομο το όριο είναι 8 καθίσματα. 

Οι διαστάσεις κάτοψης των καθισμάτων σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι: 
α) 76 εκ. βάθος X 50 εκ. πλάτος, χια καθίσματα με ράχη και μπράτσα, 
β) 60 εκ. βάθος X 45 εκ. πλάτος, χια καθίσματα χωρίς ράχη και μπράτσα. 

Η ελεύθερη οριζόντια απόσταση 1 μεταξύ των καθισμάτων (σχ. ΣΤ.3), 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά του μέτρου, είτε στην περίπτωση 
οιαθερής βάσης είτε ανακλινόμενης. Αν η απόσταση αυτή αυξηθεί κατά 5 εκατ. , 
τότε επιτρέπονται 12 και 23 καθίσματα αντίστοιχα χια κάθε σειρά με πρόσβαση 
ηρος έναν και δύο δισμήκεις διαδρόμους. 




Σχήμα ΣΤ.3. 

Κατ' εξαίρεση δεν υπάρχει περιορισμός στογ αοιθμό καθισμάτων κάθε σειρά :, 
αν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Κανένα κάθισμα να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από μία έξοδο 
κινδύνου. 

β) Να υπάρχουν δισμήκεις διάδρομοι ή έξοδοι κινδύνου στο τέλος κάθε 
σειράς καθισμάτων. Οι δισμήκεις αυτοί διάδρομοι θα πρέπει να οδπχούν σε 
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κατεύθυνση αντίθετη από το χώρο ηου βρίσκεται η σκηνή. 

γ) Η ελεύθερη οριζόντια απόσταση 1 μεταξύ ίων καθισμάτων να κυμαίνεται 
υποχρεωτικά μεταξύ 40 και 50 εκατοστών. 

2ε χώρους, όπου οι θέσεις του κοινού είναι διαμορφωμένες σε διαδοχικούς 
αναβαθμούς του δαπέδου με ελάχιστη υψομετρική διαφορά, 0,36 του μέτρου, 
και χρησιμοποιούνται είτε απευθείας για καθίσματα (κερκίδες γηπέδων, θεάτρων 
υπαιθρίων ή στεγασμένων κ.λ.π.) είτε για την τοποθέτηση άλλων καθισμάτων 
πάνω σ' αυτούς ; ισχύουν τα παρακάτω: 

α) Επιτρέπονται με'χρι 100 συνεχόμενες θέσεις μεταξύ δύο διαμηκων 
διαδρόμων, εφόσον σε κάθε ζώνη που περιέχει 5 σειρές αναβαθμών αντιστοιχεί 
μία τουλάχιστον πόρτα εξόδου, με ελεύθερο πλάτος 1,60 του μέτρου, ηου ν’ 
ανοίγει σε ηυροηροστατευμένο προθάλαμο ή προς το εξωτερικό του κτιρίου. 

β) Το πλάτος του αναβαθμού που χρησιμοποιείται για κάθισμα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,85 του μέτρου. 

γ) Σε αναβαθμούς με σταθερά καθίσματα επάνω τους, η ελεύθερη οριζόντια 
απόσταση μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών, πρέπει νσ είναι 
τουλάχιστον 0,30 ίου μέτρου ή 0,40-0,50 του μέτρου, αντίστοιχα με όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω για τις αίθουσες με σταθερά καθίσματα. 

Τα πλάτη των διαμηκων και εγκαρσίων διαδρόμων μέσα στις αίθουσες 
3α υπολογίζονται με βάση ΐΰν αρι3μό 9έσεων που εξυπηρετούν κατά τη διαφυγή 
Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου, που εξυπηρετεί λιγόιερες από 60 3έσεις, 
ορίζεται σε 0,90 του μέτρου. Για περισσότερες από 60 3έσεις το ελάχιστο πλάτος 
καθορίζεται σε 1,00 μέτρο, όταν οι θέσεις βρίσκονται στη μία πλευρά του 
διαδρόμου, και οε 1,10 του μέτρου για θέσεις από τις δύο πλευρές του διάδρομου, 
ή σε αί3ουσες με διαδοχικούς αναβαθμούς. 

Απαγορεύεται σε διαμήκεις ή εγκάρσιους διαδρόμους ο σχηματισμός 
αδιεξόδων μεγαλύτερων των 12 μέτρων. 

Διάδρομοι με κλίοη μικρότερη του 1:8 διαμορφώνονται σε ράμπες, ενώ με 
μεγαλύτερη κλίση διαμορφώνονται σε σκάλες. 

2.1.4. Το πλστο£ των τελικών εξόδων διαφυγής, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των αηαιτουμένων μονάδων πλάτους για όλους 
τους ορόφους, επάνω και κάτω από τον όροφο εκκένωσης. 

Οι τελικές έξοδοι τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε, να καταλήγουν σε 
κοινόχρηστους δρόμους με αντίστοιχα πλάτη; 0,55 μέτρα/50 άτομα που 
διαφεύγουν. 

2.2. Πυροπροστασία. 

Το δομικά οιοιχείο (ου περιβλήματος (ης πυροηροατατευμένης όδευσης 
διαρυχής -ηυροηροστατευμένοι ηροβάλαμοι, κλιμακοστάσια και διάδρομοι που 
αρχίζουν όταν εξαντλείται το όριο της απόστασης χια το απροστάτευτο τμήμα- 
ηρέηει να έχουν δείκτη ηυρανιίστασης σύμρωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 
ΙΤ.Ι (ηαραχραμος 3.1). 

Σε κτίρια ουνάάροιοης κοινού, το δάπεδο των οποίων βρίσκεται σε στάβμη 
υψηλότερη των 15 μέτρων, πρέπει να ηροβλέηεται ή κλιμακοστάσιο 
(παράχραρος 2.3.4. των Γεν. Διατάξεων) η ανελκυοιήρας (ηαράχρα«ος 3.2.1Θ 
των Γεν. Διατάξεων) για την πρόσβαση των πυροσβεστών. 


2.3. Τωιισμός-Σήμανση. 

Όλοι οι χώροι συνάθροισης κοινού και οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με φωιιομό ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 2.6. των Γεν. 
Διατάξεων. 

Σε αίθουσες όπου γίνονται παραστάσεις π προβολές, ο φωτισμός των δαπέδων 
των οδεύσεων διαφυγής επιτρέπεται να ελαττώνεται μέχρι την τιμή των 2 Ιυχ 
κατά χη διάρκεια των παραστάσεων. 

Πρέπει να γίνεται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με την 
ηαράχρα&ο 2.7. των Γενικών Διατάξεων. 

3- ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του 
περιβλήματος των ηυραδιαμερισμάτων, 6 εν επιτρέπεται να παρουσιάζουν δείκτη 
π ,: ι ' Λ τίσχα^η μικρότερο από τον αναφερόμενο οτον Πίνακα ΣΤ.3. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.3. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΕ1ΚΤΕΙ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Κατηγορία 

Μονόροφα 

Πολυόροφα^) 

Υηόχεια 

Εγκατάσταση καταιονητήρων^ 3 ^ 
(συντελεστής) 

ς,-ς 2 

30 λεπτά 

60 λεητά 

90 λεητά(9 

0,5 

23 

6 ΰ λεητά 

30 λεπτά 

90 λεηχά ( 9 

0,5 

1,4 χψρίς απαίτηση 

30 λεητά 

60 λεπτά 


- 


(1) Μειώνεται σε 60 Πεπτ/ί $ια ιηό^εια με εμβαϋό μικρότερο από 150 τ. μέτρα. 

(2) Οι εξώατες των αι9ουοών υπολογίζονται ως όροφοι. 

(3) Συντελεστής μείωσης ίου δείκτη για κάθε περίπτωση. 


3.2 Τα μέγιστα εμβαδά για τη δημιουργία ηυροΕιαμερίσματος δίνονται 
στον παρακάτω Πίνακα ΣΤ.4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 



ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

κατηγορία 

Μονόροφα 

Πολυόροφα 

Υπόγεια » 

Εγκατάσταση καταιονητήρων* 
(συντελεστής) 

2 1' ς 2 _ς 3 

■-2.000 

1.500 

•1.000 

1,5 


ι.μ. 

τ.μ. 

τ.μ. 


2α 

απεριόριστο 

απεριόριστο 

700 τ.μ. 

- 


Σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλα θέατρα με εξώστες, συνεδριακά κέντρα, 
κ.λ.π) μπορεί η ελέγχουσα Αρχή να δέχεται εηαύξηση ιων παραπάνω μεγίστων 
εμβαδών ηυροδιαμερίαμαισς. 

3.3. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5. των Γεν 
Διατάξεων, όπως ξυλουργεία, εργαστήρια χρωμάτων, πλυντήρια, μεγειρείσ, 
θάλαμοι μεγάλων μετασχηματιστών, πινάκων φωτισμού, κ.λ.π., πρέπει ν' 
αποτελούν ξεχωριστό ηυροδιαμέρισμα, ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους. Όλοι οι 
επικίνδυνοι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού και να 
μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους. 

3.4. Για τα εσωτερικά τελειώματα ισχύει η παράγραφος 3.2.16 των Γεν. 
Διατάξεων με την παρακάτω διαφοροποίηση: 

Αίθουσες μικρότερες των 30 τ. μέτρων, μπορεί να έχουν εσωτερικά 
τελειώματα στους τοίχους και τις οροφές μέχρι και κατηγορίας 3. 

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. * 

4.1. Σε άλα τα κτίρια συνάθροισης κοινού που ανήκουν στις κατηγορίες Σ 1 
και 2-2 πρέπει να εγκαθίσταται χειροκίνητο ηλεκτρικά σύστημα συναγερμού 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1. των Γεν. Διατάξεων. 

Η ίδια απαίτηση ισχύει για τα κτίρια της κατηγορίας Σ 3 με συνολικό εμβαδό 
μεγαλύτερο των 300 τ. μέτρων και για τα κλειστά γυμναστήρια της κατηγορίας 
24 . 

Στα κινηματοθέατρα, τα ηχητικά και φωτεινά σήματα του συστήματος 
συναγερμού πρέπει να μη γίνονται αντιληπτά στην αίθουσα των θεατών, αλλά να 
υπάρχει ξεχωριστό μεγαφωνικό σύστημα ηου να καθοδηγεί το κοινό προς τις 
εξόδους κινδύνου. 

Σε όλα τα κτίρια συνάθροισης κοινού ηου δέχονται πληθυσμό περισσότερο από 
100 άτομο, πρέπει να ηροβλέηεται αυτόματη ειδοποίηση της ηλησιέστερης 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

4.2. Στους επικίνδυνους χώρους καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων 
υψηλού βαθμού κινδύνου, τοποθετείται αυτόματα σύστημα πυρανίχνευσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. των Γεν. Διατάξεων. 

4.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης πρέπει νσ εγκαθίσταται 

α) Στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεάτρων (βλ. παρακάτω 
παράγραφο 5.1). 

0) Στους χώρους της προηγούμενης παραγράφου 4.2., οπότε αντικαθίσταται 
και ιο σύστημα πυρανίχνευσης. 

γ) Σε κέντρα διασκέδασης, όπου ο χώρος ή οι χώροι συνάθροισης κοινού 
έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 300 τ. μέτρα. Επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση με 
το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου, ενός συστήματος καταιονητήρων ηηυ 
διαθέτει λιγότερες από 6 κεφαλές, με την προϋπόθεση ότι η παροχή είναι 
τουλάχιστον 6 λίτρα νερού/ανά πρώτο λεπτό/ανά χ. μέτρο επιφάνειας 
προσχατευόμενου χώρου. 
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4.4. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής διοξειδίου ίου 
άνθρακα ή ξηρής σκόνης ή άλλου κατάλληλου εγκεκριμένου κατασβεστικού 
υλικού, πρέπει να ιοποΒειείται πάνω από κά3ε είδους μαγειρείου κουζίνας, σε 
κτίρια συνάθροισης κοινού, καθώς και στους καπναγωγούς και τους εξαεριστήρες 
των μαγειρείων. 


Απαγορεύεται εκεί να εγκαθίστανται οι πίνακες του κυρίας φωτιομού 
και του φωτισμού ασφαλείας των υπολοίπων χώρων του θεάτρου. 

5.1.7. Τα ανοίγματα επικοινωνίας με τη οκηνή, πρ^πε ι να είναι πυράν- 
ιοχα (30 λεπτών) και ουτοκλειάμε να . Εργαστήρια και χώροι αποθήκευ¬ 
σης εύφλεκτων υλικών,δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν με τη οκηνή. 


4.5. Μόνιμο υδροδοτικά πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την 
παράγραφο 4,3.2. των Γεν. Διατάξεων εγκαθίσταται: 

α) Σε χώρους συνάθροισης κοινού με πληθυσμό περισσότερο από 250 άτομα. 

β) Σε χώρους, όπου η στάθμη δαπέδου βρίσκεται ψηλότερα από 20 μέτρα. 

γ) Σε χώρους, όπου είναι αντικειμενικά δύσκολη η προσέγγιση από το 
εξωτερικό του κτιρίου με εύκαμπτους σωλήνες. 

Σε χώρους με πληθυσμό λιγότερο από 250 άτομα, πρέπει να τοποθετείται 
κρουνός με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19 χιλ. και μήκους 15 μέτρων, με 
κατάλληλο ακροφύσιο. 

4.6. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, πρέπει να τοποθετούνται δύο 
τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες, κοντά στις σκάλες και τις εξόδους 
κινδύνου, σε θέαεις όπου κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο 
από 15 μέτρα από την 'πλποιέατερο πυροσβεστήρα. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να 
ελέγχονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή με αντίστοιχες διεθνείς 
προδιαγραφές. 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΠΑΤΟΓΡΑΤΟΥΣ. 

5.1. Σκηνή θεάτρων. 

5.1.1. θεατρική σκηνή με επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη των 60 ι. μέτρων, 
πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με την παράγραφο 
4.3. των Γεν. Διατάξεων. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να καλυηιει επίσης και το 
υηοσκήνιο, τους βοηθητικούς χώρους, ία καμαρίνια, ιις αποθήκες και ια 
εργαστήρια, που π χρήση τους είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία της σκηνής. 
Αυτόματοι καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται κατά την περίμετρο όλων των 
ανοιγμάτων, ηου αφήνονται ατο πάτωμα της σκηνής. 

5.1.2. Σε σκηνές με επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη των 60 τ. μέτρων, πρέπει 
να προβλέπονιαι ανοίγματα εξαερισμού με επιφάνεια τουλάχιστον 5% αυιης 
ιου δαπέδου της σκηνής. Το σύστημα αυτό του εξαερισμού πρέπει να λειτουργεί 
με χειροκίνητα μέσα, αλλά συγχρόνως και με αυτόματο μηχανισμό 
ενεργοποιούμενο από τη θερμότητα και τον καπνό. Όπου υπάρχει εγκατάσταση 
μηχανικού εξαερισμού, η παραπάνω απαίτηση του φυσικού εξαερισμού 9α πρέπει να 
πραγματοποιείται χωρίς τη λειτουργία των μηχανημάτων. 

5.1.3. Το άνοιγμα της σκηνής πρέπει γα κλείνει με παραπέτασμα 
πυράντοχο (δείκτης πυραντίστασης τουλάχιστον 10 λεπτών) και αυτοκλειόμενο 
ή από άκαυστο ειδικής κατεργασίας ύφασμα, που κλείνει επίσης αυτόματα. Στη 
δεύτερη περίπτωση πρέπει να υπάρχει και αυτόματο σύστημα ψεκαστήρων 
νερού, που θα διατηρεί το ύφασμα βρεγμένο τουλάχιστον 30 λεπτά. 

5.1.4. Το παραπέτασμα, οι ψεκαστήρες και οι καταιονητήρες της σκηνής, 
καθώς και τα ανοίγματα εξαερισμού, πρέπει να μπαίνουν αυτόματα σε λειτουργία 
με ηυρανιχνευτές θερμαδιαψορικούς προκαθορισμένης θερμοκρασίας. Οι 
βαλβίδες παροχής νερού στα παραπάνω συστήματα, πρέπει να είναι εφοδιασμένες 
με μηχανισμό ενεργοποίησης συναγερμού, που θα συνδέεται με τον παρακάιω 
αναφερόμενο σταθμό ελέγχου πυρκαγιάς. Η έναρξη λειτουργίας μιας τέτοιας 
βαλβίδας, πρέπει να θε'τει αυτόματα αε λειτουργία το σύστημα εξαερισμού και να 
κλείνει το παραπέτασμα. 


5.1.5. Σε χώρο μέαα ή δίπλα από ιπ σκηνή εγκαθίσταται ένας σταθμάς 
ε^έγχ^υ πυρκαγιάς ηου περιέχει: 


κτύων παροχής 


ο) Φώτα ένδειξης του φωτισμού αοφαλείος και τ 
ενέργειας. 

0) ροκ ί νητους δ,ρκόητες ν , α τη λε,τουογίο τι) ν ψ£ καστόρων , , ου 
παραπετάσματος και του εξαερισμού. 

Υ) Το όργανο Ελέγχου του ουαγήμα,ος κοτο,ονητηρυν (ποράγροφοχ α.: 
των Γενικών Διατάξεων). 

6) Δύο ουρ,ήρατο ρυναγερρρέ,ένα γ ,α ταυρ χόρουρ ,ηρ ο„ Π νήρ κα . ί ν 
για το κοινό. 


5.1.8. Σε κάθε οκηνή,πρέπει να υπάρχουν δύο πυροοβεοτ ι κές φωληές 
εγκατεστημένες μία οε κάθε πλευρά. Πρέπει επίαης να υπάρχουν φορη¬ 
τοί πυροσβεστήρες,κατά προτίμηση βάρους 6 χιλιογράμ. (με ονολογία 
ένος για 60 τ.μ. δαπέδου). 

5.1.9. Σε οκηνές με επιφάνεια δαπέδου μικρότερη των 60 τ.μ. δεν 
είναι υποχρεωτικές οι παραπάνω απαιτήσεις. Πρέπει μόνο νο υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρες βάρους 6 χιλιόγραμμων. 

5.1.10. Στη οκηνή προβλέποντοι δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου. 

Το ίδιο ιαχύει και για τους βοηθητικούς χώρους της σκηνής καθώς 
και το υποσκήνιο,του οποίου η μία έξοδος πρέπει να είνο ι ανεξάρτη¬ 
τη από τη οκηνή. Η μεγίστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευ¬ 
σης γι'ουταύς τους χώρους είναι 22 μέτρο. Από εκεί και πέρα η όδυυ- 
αη διαφυγής πρέπει να είναι πυροπροστοτευμένη. 


5.Ζ. θάλαμοι προβολής ταινιών. 

5.2.1. Για προβολές παλαιών ταινιών από νιτρική κυτταρίνη, ισχύουν τα 
άρθρα 66 έως 81 και 88, 89, 91 του Β.Δ. 15/17 Μαίου 1956 "Περί Κανονισμού 
θεάτρων. Κινηματογράφων, κ.λ.π". 

5.2.2. Για σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες ασφαλείας, οι 
συσκευές προβολής τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάμους προβολής, οι οποίοι στην 
είσοδο έχουν την επιγραφή "ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΨΑΑΕΙΑΣ*. Οι θάλαμοι αυτοί πρέπει να εκηληρουν τις παρακάτω 
απαιτήσεις: ^ 

α) να αποτελούν αυτοτελές ηυροδιαμέριομα με δείκτη πυραντίστασης, 
αντίστοιχο του ορόφου του κτιρίου ηου βρίσκονται. 

β) να διαθέτουν επαρκή εξαερισμό, με παροχή αέρα από δύο τουλάχιστον 
αγωγούς προσαγωγής και ένα τουλάχιστο στόμιο απαγωγής. Το σύστημα πρέπει να 
εξασφαλίζει ανανέωση ίου αέρα μέσα στο θάλαμο ανά 3 λεπτά. 0 εκβαλλόμενος 
αέρας πρέπει να καταλήγει έξω από το κτίριο, ώστε να μη μπορεί να 
ανακυκλοφορήσει με το σύστημα προσαγωγής. 

γ) Σε κάθε συσκευή προβολής, πρέπει να προβλέπεται αγωγός απαγωγής σέρα 
από κάθε λαμπτήρα, που θα εκβάλλεται, έξω από το κτίριο. Η ικανότητα απαγωγής 
κυμαίνεται από 6-8,5 κ. μέτρα ανά λεπτό, ανάλογα με το είδος της συσκευής 
προβολής, ώστε η θερμοκρασία του περιβλήματος του λαμπτήρα σε λειτουργία, να 
μην υπερβαίνει σε καμμιά περίπτωση τους 55° 0. 


Άρθρο 11 

1. ΓΕΝΙΚΑ Βιομηχανίες-Αποθήκες 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές 
κατασκευές) που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες κάθε 
είδους, κ.λ.π., στις οποίες ηαράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα και 
αποθηκεύονται πρώτες όλες ή άλλα αγαθά. 

Οι βιομηχανίες , οι βιοτεχνίες και οι αποθήκες κατατάσσονται σε τρεις (3) 
κατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότπτά τους σε σχέση με την εκδήλωση 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 17483/20.3.78 του Υπουργού 
Βιομηχανίας και Ενέργειας: 

Ζ 1 : ΧομηΛού βαθμού κινδύνου (Α„, Β„, 0 α , ϋ ιης Αηόφαοπς 17-483). 
ζ 2 : μίμου βαθμού κινδύνου (Αβ, Ββ, ιης " 17483). 

ζ 3 : μ»η8ού βαθμού κινδύνου (Α^ Β^, ιης - 17483). 

Ι&ιαίτερα χια ιις απο3ήκες, η καιάιαζη μπορεί να χίνει ορΒόιερα με βάση ιη 
μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά 
σταθερό, ως εξής: 

2,: ηυροθερμικό φορτίο « 1000 Μϋ/αι 2 
Ζ 2 : ηυροθερμικό φορτίο 1000-2000 Μϋ/ιη 2 
Ζ 3 : πυροθερμικό φορτίο > 2000 Μϋ/πι 2 


5.1.6. Ο χώρας χειρισμού και ελέγχου 
εγκαταστάσεων της σκηνής,πρέπει να αι 
δείκτη πυραντίστασης αντίστοιχο του 
του κτιρίου. 


των ηλεκτρομηχαναλογικών 
ιοτελεί πυροδιομέριαμα με 
απαιτούμενου για τον όροψι. 


Καταστήματα, ηου χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση 
εμπορευμάτων, κατατάσσονται μεχά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην 
κατηγορία αυτή. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. 

2.1. Σχεδιασμός. 

2.1.1. 0 πληθυσμός ενός κτιρίου της κατηχορίας Ζ μπορεί να υηολοχισθεί 
με χο μέχιστο ηροβλεηόμενο αριθμό ίων αιόμων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν 
το χώρο, εφόσον αυτό μπορεί να καθοριστεί με σαφήνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται: 

α) Για βιομηχανίες-βιοτεχνίες με την αναλοχία ενός αιόμου/10 ι. μέτρα 
μικτής επιφάνειας. 

β) Για αποθήκες με την αναλοχία ενός ατόμου/40 τ. μέτρα μικτής επιφά¬ 
νειας. 

Στη συνολική επιφάνεια συμηεριλαμβάνονται και οι ανοιχτοί εξώστες 
(πατάρια), που πιθανόν να υπάρχουν στις αίθουσες. 

2.1.2. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) καθορίζεται οε: 

α) 100 άτομα χια τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες). 

β) 75 άτομα χια τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-ράμπες). 

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυχής ορίζεται σε 1,00 μέτρο, ενώ 
το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος χια τις πόρτες των οδεύσεων διαφυχής είναι 0,05 
του μέτρου και χια τους χώρους υχιεινής 0,75 του μέτρου. 

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου, 
τοποθετημένες σε θέσεις απομακρυσμένες μεταξύ τους σύμφωνα με την 
ηαράχραφο 2.2.1. των Γεν. Διατάξεων (σχ.2.4). Η απαίτηση αυτή επιβάλλεται 
ιδιαίτερα σε κτίρια της χατηχορίας Ζ 3 ανεξάρτητα από το μέχεθος του χώρου (σχ. 



ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 


Σχήμα 2.1. 


» Επιτρέπεται μόνο μία έξοδος κινδύνου σε κτίρια των κσιηχοριών Ζ ί# 2 ?ί 
εφόσον ο πληθυσμός τους είναι μικρότερος των 30 ατόμων ή στην περίπτωση 
αποθηκών εφόσον το εμβαδόν τους δεν υπερβαίνει τα 1.000 τ. μέιρσ. 

* Εξαιτίας της ανάχκης δημιουρχίας μεχάλυν αιθουσών και της πιθανότητας 
μετακίνησης των διαφόρων επίπλων, εμπορευμάτων, μήχανολοχικών εξοπλισμών, 
κ.λ.π., , επιβάλλονται περιορισμοί και χια την πραχ’ΐατιχή απόσταση 
απροστάτευτης όδευσης, αλλά και χια την άμεση απόσταση της όδευσης. Ετσι 
Σε περίπτωση δύο εξόδων κινδύνου (αχ. Ζ.2): 


ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.1 


Κατηχορία κτιρίου 

Μέχιστα όρια 


Πραχματική 

απόσταση 

Αμεση 

απόσταση 

Κτίρια 2, 

60 μέτρα 

35 μέτρα 

Κτίρια Ζ 2 

45 μέτρα 

25 μέτρα 

Κτίρια Ζ 3 

25 μέτρα 

15 μέτρα 


πραγματική απόσταση 



Σχήμα Ζ.2. 


Σε περίπτωση μιας μόνο εξόδου ή δύο εξόδων, 
45° (σχ. Ζ.3). 


ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.2. 


Κατηχορία κτιρίου 

Μέχιστα όρια 

ρΙβΙΙ' 

Πραχματική 

απόσταση 

Άμεση 

απόσταση 


35 μέτρα 

25 μέτρα 


25 μέτρα 

15 μέτρα 

Κτίρια Ζ 3 

15 μέτρα 

10 μέτρα 


αλλά σε χωνία θ μικρότερη των 



Σχήμα 2.3. 


■ Σε περιπτώσεις μεχάλων αιθουσών παραχωχής ή αποθήκευσης (> 1-000 τ. 
μέτρων), επιτρέπεται η πραχματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης να φθάαει 
Μέχρι και 120 μέτρα, εφόσον το κτίριο είναι μονόροφο και διαθέτει σύστημα 
καταιονητήρυν και φωτισμό ασφαλείας. 
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«Τα επιτρεπόμενα μέχιστα όρια χια αδιέξοδα ή σύμπτωση του πρώτου τμήματος 
δύο εναλλακτικών οδεύσεων διαφυχής είναι αυτά του Πίνακα Ζ.2, που ισχύουν 
στην περίπτωση της μίας εξόδου (σχ. 2.4). 

« Διάδρομοι με μήκος μεχαλύτερο από 40 μέτρα, πρέπει να διακόπτονται με 
πυράνιοχες πόρτες 30 λεπτών, αυτοκλειόμενες χια την προστασία από τη 
μετάδοση του καπνού. 

« Ανεμόσκαλες που ξεκινούν από τη στάθμη των μήχανολοχικών εχκαταστάσεων, 
επιτρέπεται να αποτελούν τμήματα των οδεύσεων διαφυχής, εφόσον δεν 
εξυπηρετούν περισσότερα από 3 άτομα. 



Σχήμα Ζ.4 


Ζ.1.4. Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιοτον 
ίοο με το μιαό τΰυ αθροίσματος των αηαιτουμένων μονάδων πλάτους οδεύσεων 
δια&υχής χια όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης. 

Ζ.Ζ. Πυροπροστασία. 

« Η ηυροπροσχαιευμένη όδευση διαφυχής, που απαιτείται μετά από την 
εξάντληση του ορίου χπς μέχιστης απροστάτευτης όδευσης, πρέπει να έχει 
περίβλημα από δομικά στοιχεία με δείκτη ηυραντίοτασης σύμφωνο με αυτόν, που 
αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα Ζ.3 (ηαράχραφος 3.1. αυτού του κεφαλαίου). 

« Σε κτίρια της κατηχορίας Ζ 3 και σε κτίρια με 4 ή περισσότερους ορόφους, 
επιβάλλεται π δημιουρχίσ ηυροπροσιαιευμένου προθάλαμου στην είσοδο της 
πυροπροοτατευμένης όδευσης (κλιμακοστάσιο ή άλλη έξοδος κινδύνου). 

« Σε κτίριο αποθηκών, οι πόρτες που οδπχούν οε οδεύοεις διαφυχής πρέπει να 
έχουν δείκτη ηυραντίοτασης τουλάχιστον 20 λεπτών. 

2.3. ?«τιομόζ-Σημανση. 

Σε κάθε κτίριο της κατηχορίας Ζ πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων 
διαφυχής, σύμφωνα με την ηαράχραφο Ζ.6. των Γεγ. Διατάξεων. Εξαιρούνται οι 
χώροι, που χρησιμοποιούνται μόνο οτη διάρκεια της ημέρας και έχουν 
ικανοποιητικό φυσικό φωτισμό. 

Οι απαιτήσεις της προηχουμένης ηαρσχράφου ισχύουν ακριβώς και χιυ 

φωτισμό ασφαλείας. 

Σε όλα τα κτίρια της κατηχορίας Ζ επιβάλλεται σήμανση των εξόδων 
κινδύνου και της τελικής εξόδου, σύμφωνα με την ηαράχραφο 2.7. των Γεν 
Διατάξεων. 

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

3.1. Τα φέροντα δομική στοιχεία καθώς και όλα τα δομικά στοιχεία ιου 
περιβλήματος των ηυροδιαμεριομήχων πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη 
ηυραντίοτασης ανάλοχα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.3. 


ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.3. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

1 Κατηχορία κτιρίου 

Μονόροφα 

ΊοΛυόρο^α 

Υηάχεια 

Εχκατάοιαοη« 1 

καταιονητήρυν 

(συντελεστής) 

Βιομηχανίες 


_ 



Α 

χωρίς απαίτηση 


120 λ. 

0,5 


60 λεπτά 


120 Λ. 

0,6 


60 Λεπτά 


100 λ. 

0.7 

ΛποΒάκες 





ζ, 

60 λεπτά 

90 λ. 

120 λ. 

0,5 

ζ 2 

120 Λεπτά 

100 λ. 

160 Λ. 

0,5 

ζ 3 

1Θ0 Λεπτά 

200 Λ. 

240 Λ. 

0.5 


* Σα/τεΛεατής μείωσης χια κάθε περίπτωση. 
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3.2. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα με την ηαράχραφο 3.2.5. των Γεν. 
Διατάξεων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, ηλεκιρομηχανολοχικές 
εχκαιαστάσεις, κ.λ.η.) ηρεηει να αποτελούν ξεχωριστό ηυροδιαμέρισμα και να μην 
τοποθετούνται από κάτω η σε άμεση χειτονία με τις εξόδους των κτιρίων. 

3.3. Το μέχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίνεται, 
ανάλοχα με την περίπτωση, στον παρακάτω Πίνακα 2.4. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4. 


| ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Κατηχορία κτιρίου 

Μον όροφα 

Πολυόροφσ 

Υηόχεια 

Εχκατάστσση· 

κατσιονητήρων 

(συνιελεσιής) 

Βιομηχανίες 

5.000 ι.μ. 

500 ι.μ. 

700 ι,μ. 

2.5 


2.500 τ.μ. 

500 τ.μ. 

500 ι.μ. 

2,0 


2.000 ι.μ. 

500 τ.μ. 

300 ι,μ. 

2,0 

Αποθήκες 

2, 

2.500 ι,μ. 

500 ι,μ. 

300 ι,μ. 

4,0 

*2 

2.500 ι,μ. 

500 τ.μ. 

300 ι.μ. 

2,0 


1.000 τ.μ. 

300 τ.μ. 

200 ι.μ. 

2,0 


* ΙΐΛπχλεοτής αύξησης χια κπθε περίπτωση. 


όα πρέπει επίσης ο όχκος του πυροδιαμερίσματος να μη ξεπερνά: 
α) Βιομηχανίες 

Μονόροφες: 2Θ.000 κυβ. μέτρα. Πολυόροφες: 3.000 κυβ. μέτρα, 
β) Αποθήκες 

Μονόροφες: 15.000 κυβ. μέτρα. Πολυόροφες: 3.000 κυβ. μέτρα. 

3.4. Όλα τα ανοίχματα που αφήνονται στους τοίχους και τα πατώματα του 
πυροδιαμερίοματος από τις ανάχκες της ηαραχωχικής διαδικασίας, πρέπει να 
προστατεύονται κατάλληλα (με προθάλαμους, ηυράντοχες πόρτες, 
ηυροηροσταιευμένσ κρέατα ή άλλα συστήματα), ώστε να μην διακόπτεται π 

ακεραιότητα και π συνέχεια του πυροδιαμερίσματος. 

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

4.1. Απαιτείται τοποθέτηση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος 
ουναχερμυύ σε ηολυόροφσ κτίρια με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο σπό 100 
άτομο ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 30 άτομα (ηαράχραφος 4.2. των Γεν. 
Διατάξεων). 

4.2. Σε βιομηχανίες της καιηχομίας ^ με συνολικό πληθυσμό περισσότερο 
απο 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεχαλύιερο από 50 άτομα, καθώς και σε 
αποθήκες της καιηχορίας 2^ με συνολικό εμβαδό μεχαλυτερο από 2.000 ι. μέτρα, 
επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης 
(παρά^ρας,ος 4.1. των Γεν. Διατάξεων). Τοποθετείται επίσης και σε όλα ιυ κτίρια 
της κατηγορίας Ζ 3 ανεξάρτητα από πληθυσμό, καθώς και στους επικίνδυνους 
χώρους. 

Η τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης απαλλάσσει από την υποχρέωση 
τοποθέτησης και χειροκίνητου συστήματος. 

Τα δύο παραπάνω συστήματα πρέπει να εκπέμπουν ηχητικό σήμα συναγερμού 
αε θέση που βρίσκεται μόνιμα προσωπικό. 

Σε περίπτωση που τοποθετούνται και τα δύο, πρέπει οπωσδήποτε να συνδέονται 
μεταξύ τους. 

4.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης απαιτείται σε όλα τα κτίρια της 
καιηχορίας Ζ 3 και σε αποθήκες της κατηχορίας 2%. εφόσον το συνολικό εμβαδόν 
τους ξεπερνά τα 2.000 τ. μέτρα. 

Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να είναι κατάλληλο χια τα υλικά ια οποία 
πρόκειται να κατασβέσει. 

Η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης απαλλάσσει οπό την 
υποχρέωση τοποθέτησης συστήματος πυρανίχνευσης. Το αντίστροφο όμως δεν 

ισχύει. 

4.4. Μόνιμο «ιδρόδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο τοποθετείται σε κτίρια με 
περισσοτέρους από 3 ορόφους και εμβαδόν ορόφου μεχαλυτερο σπό 500 τ. μέτρα. Η 
ελέχχουσα Αρχπ μπορεί να απαιτήσει δίκτυο και σε άλλες περιπτώσεις, όπου 
κρίνει ότι αυτό θα διευκολύνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβιοης. 


4.5. Σε όλα τα κτίρια βιομπχανιών-αηοθπκών τοποθετούνται φορητοί 
πυροσβεστήρες ανάλοχοι σε πλήθος, θέση κσι δυναμικότητα με το είδος και το 
μέχεθος του κινδύνου. Η ελέχχουσα Αρχή, έχοντας υπόψη την 

Υπουρχική απόφαση 17484/20.3.1978 ή εκδίδονχας νέες οδηχίες προσαρμοσμένες 
στην ανάπτυξη της τεχνολοχίας, θα εχκρίνει τη σχετική πρόταση της μελέτης 
πυροπροστασίας. 

4.6. Ο ιδιόκτητης και ο διευθυντής της επιχείρησης είναι αυνυ- 
πεύθυνοι για τη συγκρότηση και την εκπαίδευση ομάδας πυρασφάλειας 
οπό το μόνιμο προσωπικό. Η σύνθεση.αυτή της ομάδας θα.υπαβσλλεται 
μαζί με τη μελέτη κα· κάθε μεταβολή της θα γνωαταποιε»τα· αμεσα 

ατην αρμόδια αρχή. 

Οι αρα^.ά νοΛ 6 λ, αχ^σιφομίνΟ I έίναιι νυν νη εΰ βυνΟι )$»<*. ·υνΐ<Λ- 

Γ «1 την ανανέωση όλων των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. 

'ΑρΒρα 12 

Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - Φυλακές 
1 . Γ ε ν ι κ α . . 

Στην κατηχορία Η 1 περιλαμβάνονται ολα τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
(νοσοκομεία, κλινικές, ψυχιατρεία, ιδρύματα χρονιών παθήσεων, κέντρα υχείας, 
κ.λ.η.) και τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας (χηροκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
παιδικοί σταθμοί με νυχτερινή διαμονή, κ.λ.π.). 

Στην κατηχορία περιλαμβάνονται όλα τα σωφρονιστικά κτίρια (φυλακές, 
αναμορφωτήρια, κ.λ.η.). 

Νοσηλευτική μογάβα ονομάζεται μία περιοχή νοσηλευτικού κτιρίου, όπου 
στεχάζεται αυτοτελής λειτουρχική ενότητα νοσηλείας εσωτερικών ασθενών, με 
ιδιαίτερο νοσηλευτικό προσωπικό και μία προϊστάμενη αδελφή. 

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΙΑΤΥΓΗΣ. 

2.1. Σχεδιασμός. 

2.1.1. Ο πληθυσμός των κτιρίων της κατηχορίας Η, υπολοχίζεται ως εξής: 
α) Στις νοσηλευτικές μονάδες, με την αναλοχίσ ενός ατόμου/11 τ. μέτρα, 
β) Στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου, με αναλοχία ενός ατόμου/22 τ. 

μέτρα. 

Για τα κτίρια σωφρονισμού ο πληθυσμός υπολοχίζεται με το άθροισμα του 
μέχιστου προβλεπόμενου αριθμού κρατουμένων, του αριθμού του προσωπικού και του 
μέχιστου επιτρεπόμενου αριθμού επισκεπτών. 0 πληθυσμός, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, δεν μπορεί να λπφθεί μικρότερος από τον αριθμό που υπολοχίζεται με 
βάση την αναλοχία ενός ατόμου/11 τ. μέτρα. 

Νοείται συνολικό μεικτό εμβαδόν κάτοψης χια όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

2.1.2- Η παροχή των οδεύσεων δισφυχής ανά μονάδα πλάτους (0,60 του 
μέτρου) καθορίζεται σε: 

Για τα κτίρια α) 45 άτομα χια τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες). 

β) 35 άτομα χια τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-ράμπες). 

Για τα κτίρια Η^: α) 100 άτομα χια τις οριζόντιες οδεύσεις. 

β) 75 ατομσ χια τις κατακόρυφες οδεύσεις. 

Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη οδεύσεων δισφυχής που εξυπηρετούν 
ασθενείς νοσηλευτικών ιδρυμάτων (κατηχορία Η 1 ) είναι τα ακόλουθα: 


Διάδρομοι και ράμπες 

2,20 μέιρο 

Σκάλες 

1,40 μέτρα 

Πόρτες χώρων υχιεινής 

0,60 μέτρου 

Υπόλοιπες πόριες 

1.00 μειρο 


2.1.3. Σε όλα τα κτίρια αυτής της κατηχορίας απαιτούνται χενικά 5υα 
τουλάχιστον εναλλακτικές οδεύσεις δισφυχής που οδηχούν σε αντίστοιχες 
εξόδους κινδύνου. 

«Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση προς μία μόνο έξοδο κινδύνου από όροφο 
που, π στάθμη του δαπέδου του 6εν βρίσκεται ψηλότερα από 6 μέτρα σηό το 
δάπεδο του ορόφου εκκένωσης και συχχρόνως το εμβαδόν του δεν ξεπερνά ια 200 
τ. μέτρα. ' 

* Η άμεση απόσταση οποιοσδήποτε σημείου μιας αίθουσας νοσηλευτικής 
μονάδας από την ηλησιέατερη πόρτα, δεν πρέπει να είναι μεχαλυτερο σπό 15 
μέτρα. Για τα χηροκομεία και τα βρεφονηπιακά ιδρύματα το όριο αυτό μειώνεται 
στα 10 μέτρα. 

* Η ηραχματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 25 μέτρα χια την περίπτωση μιας εξόδου κινδύνου, και τα 40 μέτρα χια την 
περίπτωση δύο τουλάχιστον εξόδων. 

*» Τα πρώτα 15 μέτρα οδεύσεων δισφυχής προς διαφορετικές εξόδους, επιτρέπεται 
να συμπίπτουν (σχ. 2.3. των Γεν. Διατάξεων)! Επιτρέπεται επίσης, η απροστάτευτη 
όδευση διαφυχής να περνά από αδιέξοδα μήκους το πολύ Θ μέτρων. 

* Απαχορεύεται να κλειδώνονται οι πόρτες των νοσηλευτικών μονάδων, που 
οδηχούν προς το εσωτερικό του κτιρίου. 
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» Όλες οι πόρτες ίων οδεύσεων βιαςμχής 9α πρέπει ν'ανοίχουν προς την 
κατεύθυνση 6ια*υχής. 

> Οι πόρτες των χώρων υχιεινής ίων αοδενών, πρέπει να ανοίχουν προς ια έξω 
και να ξεκλειδώνονται από την εξωτερική πλευρά σε ηερίηιωση ανάχκης. 

« Η διοίκηπη και το αρμόδιο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων είναι 
υπεύθυνοι χια το έχκσιρο ξεκλείδωμα των 9αλάμων των κρατουμένων σε 
ηερίηιωση ηυρκαχιάς. 

2.1.4. Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου δεν πρέπει να είνσι μικρότερο 
από το μισό του αθροίσματος των αηαιιουμένωγ μονάδων πλάτους χια όλους τους 
ορόφους πάνω από τον όροςο εκκένωσης. ι 

Ιε κτίρια όπου νοσηλεύονται επικίνδυνοι ιρυχασ3ενείς καθώς και σε κτίρια 
σωφρονισμού, εοόσον δεν είναι δυνατή η ελεχχόμενη εκκένωση του κτιρίου στη 
διάρκεια μιας πυρκαχιάς, επιβάλλεται οι οδεύσεις διαφυχής να καταλήχαυν σε 
ειδικά ηερίφραχμένο, ασφαλή, υπαίθρια χώρο, ο οποίος θα διαθέτει αρκετό εμβαδόν 
<2 τ. μέτρα τουλάχιστον χια κάθε άτομο) χια προσωρινή συχκένιρωση αυτών που 
διαφεύχουν. 

Ζ.2. Πυροπροστασία. 

2.2.1. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροσιατευμένης 
όδευσης διαφυχής (οριζόντιοι διάδρομοι και κλιμακοστάσια) πρέπει να έχουν 
ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναφερόμενου 
Πίνακα Η.1 του παρόντος κεφαλαίου. 

2.2.2. Στο κχιριολοχικό ηρόχρσμμα πολυορόφων νοσοκομείων οι θάλαμοι 
νοσηλείας βαριών περιπτώσεων κατάκοιτων ασθενών πρέπει να τοποθετούνται το 
πολύ μέχρι τον 3® όροφο. Από τον όροφο αυτών των θαλάμων πρέπει το κατακόρυφο 
τμήμα μίας τουλάχιστον όδευσης διαφυχής να είνσι διαμορφωμένο σε ράμπα. 

Σε ορισμένες νοσηλευτικές μονάδες ηολυορόφυν κτιρίων, ιδιαίτερα εκεί όπου 
νοσηλεύονται δυσκίνητοι ή κατάκοιτοι ασθενείς, πρέπει να επιδιώκεται π 
δημιουρχία πυροδιπμερισμάτων, που 3α επιτρέπουν, σε πρώτο στάδιο, την 
οριζόντια μόνο μετακίνηση .των ασθενών, με τελικό πάντως σκοπό ιην 
κατακόρυφη κίνηση διαφυχής, χια την απομάκρυνση των ασθενών από ίο 
φλεχόμενα κτίριο. 

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος των παραπάνω ανσψερομένων 
πυροδιαμερισμάτων έχουν ελάχιστους δείκτες πυραντίστασης αυτούς που 
αναφέρονται στον Πίνακα Η.Ι.^του επομένου κεφαλαίου. 

Τα εμβαδά αυτών των πυροδιαμερισμάτων καθορίζονται έτσι, ώοτε η πραχματική 
απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυχής από κάθε σημείο τους προς 

σ) μία πόρτα διπλανού πυροδιαμερίσματος 
* β) μία έξοδο κινδύνου ή μία τελική έξοδο 

να μην υπερβαίνει τα 30 και τα 60 μέτρα αντιστοίχως. 

2.2.3. Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια και οι ράμπες των κτιρίων της 
κατηχορίας αποτελούν τμήματα ηυροπροστατευμένης όδευσης διαφυχής, πρέπει 
να περικλείονται από πυροηροατατεομένο φρεάτιο, σύμφωνα με την παοάχραφο 
3.2.9 των Γεν. Διατάξεων και να διαθέτουν πιιροπροσιαιευμένο προθάλαμο 

(ΤοΰΟυ) οε κάθε όροφο, με πόρτες ηυράντοχες τουλάχιστο 30 λεπτών χια την 
προστασία από τον καπνό. 

2.2.4. Τα εσωτερικά τελειώματα των τοίχων και των οοο&ων των 
ηυροπροοταιευμένων οδεύσεων διαφυχής των κτιρίων πρέπει να ανήκουν στις 
κατηχορίες 0,1 ενώ των δαπέδων στην κατηχοοία 1. 

2.2.5. Σε κτίρια της καχηχορίας Η, υψηλότερα των 15 μέτρων, απαιτείται η 

εχκατάστασπ ειδικού ανελκυστήρα χια την πρόσβαση των πυροσβεστών 
(παράχραφος 3.2.18 των Γεν. Διατάξεων) με ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου 
1,50X2,10 μέτρα. ^ 

2.3. Φωτισμός - Σήμανση. 

2.3.1. Σε όλα τα κτίρια αυτής της κατηχορίας πρέπει να υπάρχει φωτισμός 
των οδεύσεων διαφυχής, καθώς και φωτισμός ασφαλείας χια όλους τους 
χώρους των* κτιρίων της κατηχορίας Η, και μόνο χια τις οδεύσεις διαφυχής χια 
τα κτίρια της κατηχορίας ^ (παράχραφος 2.6. των Γεν. Διατάξεων). Εξαιρούνται 
οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ημεοήσιας αποκλειστικά λειτουρχίας. 

/ 

2.3.2. Στα κτίρια της κατηχορίας Η υ όπου υπάρχουν αίθουσες συνάθροισης 


ασθενών μη συτοεξυπηοετουμένυν, ο Φωτισμός ασφαλείας πρέπει να έχει ένταση 
τουλάχιστον 15 Ιυχ στη στάθμη του δαπέδου. 

2.3.3. Επίσης, σε όλα τα κτίρια πρέπει να υπάρχει σήμανση ίων οδεύσεων 
διαφυχής σύμφωνα με την ηαράχραφσ 2.7. των Γεν. Διατάξεων. 

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του 
περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη 
πυραντίστασης μικρότερο από τον ανσφερόμενο στον Πίνακα Η.1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ Η.1. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Αριθμός ορόφων 

Υπερχειοι όροφοι 

Υηόχεια 

Εχκατάσισοη αυτόματης 

ηυρόοθεσης 

Μέχρι δυόροφα 

30 λεπτά 

90 λεπτό·· 

30 λεπτά 

Πολυόροδσ 

90 λεπτά 

90 Αεπιά 

60 Λεπτά 


« ΜευΑΊπαι οε 60 λαττά χια υπόγεια μι φβαόό μικρότερο τνν 300 τ. μίτριΛΛ 

3.2. Τα μέχισια εμβαδά πέραν των οποίων απαιτείται π δημιουρχία 
πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα Η.2. 


ΠΙΝΑΚΑΣ Η.2. 


ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Μέχρι 6υόρο»α 

ΠοΑυόροςα 

Υπόχεια 

Εχκατάοταοη αυτόματης· 




πυρόσβεσης (συντελεστής) 

1.500 τ. μέτρα 

700 τ.μ. 

1.000 τ.μ. 

1,5 


• Συντελεστής αύξησης επιτρεπόμενου «μβαδού πυροδιαμερίσματος. 

Απαχσρεύεται μία νοσηλευτική μονάδα να ανήκει σε δύο πυροδιαμερΐσμστα. 

Τμήματα κτιρίων της κατηχορίας ^ με θαλάμου*·· κρατουμένων, πρέπει να 
αποτελούν πυροδιαμέρισμα, στο οποίο σπαχορευειαι να στεχάζονται χώοοι άλλης 
λειτουρχίας. 

3.3. Επικίνδυνοι χώροι στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι κεντρικές 
αποθήκες., ία διάφορα ιατρικά ερχαστήοισ, η μονάδα εφαρμοχής ραδιοϊσοτόπων, ο 
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το κεντρικό φαρμακείο, το κεντρικό μαχειρείο, 
κ.λ.η., πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με κατάλληλα ανοίχματα 
εξοεριομού. Τσ λεβητοστάσια και οι θάλαμοι ηλεκιρομηχσ/ολοχικών 
εχκαιαστάσεων πρέπει να μην τοποθετούνται σε άμεση χειτονία με τις τελικές 
εξόδους. 

Οι δεξαμενές υχρών καυσίμων πρέπει να τοποθετούνται εκτός των κτιρίων και 
κατά προτίμηση υπόχειες. σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές ηροδιαχρσφές ή 
σε περίπτωση έλλειψης ελληνικών, των αντίστοιχων ξένων. 

Δεξαμενές με υχροηοιημένο οξυχόνο πρέπει να είναι υπαίθριες, και σε 
απόσταση τουλάχιστον 6’μέτρων από το πλησιέστερο κτίριο. 

3.4. Για τα εσωτερικά χελειωμαια ισχύει ο παρακάτω πίνακας Η.3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η.3._, 


ΕΣδΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙδΠΑΤΑ 1 

Επιφάνεια 

Απαίιηαη 

Πεδίο εφαρμοχής 

Τοίχοι χοι οροφές 

Κστηχορία 0, 1 

Κτίρια Η) 


Καιηχορία 2 

Κτίρια Η2 

Οικοδομικά 

Καιηχορία 1 

Κτίρια Η, · 

διάκενα 

Κατηχορία 2 

Κτίρια Ι<2 


3.5. Τα δίκτυα διανομής ιατρικών αερίων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
διακόπτες χια ιη διακοπή παροχής αερίου σε οηοιοδήηοτε πυροδιαμέρισμα, σε 
περίπτωση ηυρκαχιάς. 

3.6. Όπου απαιτείται η κατασκευή ελαφριάς στέχης σε χώρο ατμολεβήτων, 
κανένα σημείο της δεν ηρέηει ν'αηέχει απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων απο το 
πλησιέστερο κτίριο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 


2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΙΑάΥΓΗΣ. 


4.1. Σε όλα ία κτίρια της κατηγορίας Η πρέπει να εγκαδίοταιαι 
χειροκίνητα ηλεκτρικό αυστηρό συναγερμού σύμφωνα με την παράγραφο 

4.2.1 των Γεν. Διατάξεων. 

4.2. Στους επικίνδυνους χώρους (προηγούμενη παράγραφος 3.3) πρέπει να 
εγκαδίσιαται αυτόματό σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 

4.1 ιυν Γεν. Διατάξεων. Το σύστημα αυτό πρέπει να συνδέεται με το χειροκίνητο 
σύστημα συναγερμού. 

4.3 Ηχητικές συσκευές συναγερμού πρέπει να τοποδειούνται στις 
ακόλου3ες 3έσεις: 

Χτίρια Η,: τηλεφωνικό κέντρο, 3υρωρεία, γραφείο αδελφών, τεχνική διεύδυνση, 
γραφεία υπεύδυνων πυρασφάλειας, χώροι διαμονής προσωπικού. Σε 
χώρους ασδενών με ακουστική ανεπάρκεια, εγκαδίστανται συσκευές 
συναγερμού με οπτικά σήματα. 

Κτίρια Η2 τηλεφωνικό κέντρο, 3υρωρεία. χώροι διαμονής προσωπικού, γραφεία 
εποπτών και υπεύ3υνων πυρασφάλειας. 

4.4. Το σύστημα πυρανίχνευσης όπως και το χειροκίνητο σύστημα 
ουναχεομού, σε κτίρια με συνολικό πληθυσμό περισσότερο από 150 άτομα, πρέπει 
νσ 5ια3έτουν εφεδρική πηχή ενέρχειας σε 24ωρη βάση. 


2.1. Σχεδιασμός. 

2.1.1. Στους 6ημόσιους χώρους στάθμευσης αυτοκίνητων ο πληθυσμός 
υπσλοχίζειαι με την αναλοχία δύο (2) ατόμων χια την επιφάνεια στά3μευαης 
ενός αυτοκινήτου, ενώ ατούς ιδιωτικούς χώρους με την αναλοχία ενός (1) 
ατόμου χια την επιφάνεια στά3μευσης ενός αυτοκίνητου. 

Αν ο αρι3μός αυτοκίνητων δεν είναι αυστηρά κα3ορισμένος, ο 3εωρηιικός 
πληθυσμός των κτιρίων αυτής της κατηχορίας καθορίζεται με την αναλοχία 
ενός (1) ατόμου/40,0 χ. μέτρα μικτού εμβαδού, συμπεριλαμβανομένων και των 
ανοικτών εξ&στών (παταριών). 

2.1.2. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) της όδευσης 
δισφυχής κα9ορίζειπι αε: 

α) 100 άτομα χια τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-ηόριες). 

3) 75 άτομα χια τις κατακόρυ&ες οδεύσεις (σκάλες-ράμπες). 

2.1.3. Γενικά επιβάλλεται η πρόβλεψη δύο τουλάχιστον εξόδων κινδύνου από 
κά3ε σημείο του ορόφου των κτιρίων αυτής της κατηχορίας. 

Η μέχιστη πραχματική αηάστααη απροστάτευτης όδευσης δισφυχής 
κα3ορίζειαι οε 45 μέτρα, ενώ η άμεση απόσταση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 
μέτρα (σχ. θ.1). 

Τα τυχόν δημιουρχούμενα αδιέξοδα δεν πρέπει να έχουν μήκος μεχαλυιερο 
από 12 μέτρα (σχ. θ.1). 


4.5. Σε όλα τα κτίρια, τα συστήματα ουναχερμού πρέπει να παρέχουν 
αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

4.6. Σε όλους τους επικίνδυνους χώρους, που αναφέρ9ηκαν ηροπχουμένυς 
(ησράχρα&ος 3.3. και 4.2.), πρέπει νσ τοηο3ετείται αυτόματα σύστημα 
πυρόσβεσης σύμφωνα με την ηαράχραφο 4.3. των Γεν. Διατάξεων, το οποίο μπορεί 
να αντικαταστήσει καΤ το σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης. Εξαιρούνται χώροι 
με εμβσδό μικρότερο από 30 χ. μέτρα, εφόσον 6ισ3έτουν ανιχνευτή πυρκαχιάς, 
χώροι με ηλεκτρομηχσνολοχικές εχκαταστάσεις με εμβσδό μικρότερο των 100 τ. 
μέτρων, εφόσον πάλι διαθέτουν ανιχνευτές πυρκαχιάς, κα3ώς και μαχειρεία που 
παρασκευάζουν λιχόιερες από 150 μερίδες φαχπτσύ ανά χεύμσ. 

Επιτρέπεται η σύνδεση απευθείας με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του 
κτιρίου, συστήματος καταιονητήρων με λιχότερες από 6 κεφαλές, με την 
προϋπόθεση παροχής τουλάχιστον 6 λίτρων νερού/ανά πρώτο λεπτό/ανά τ. μέτρο 
εηιφανείας προστατευόμενου χώρου. 

4.7. Μόνιμο υδρσδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με ιην 
παράχραψο 4,3.2. των Γεν. Διατάξεων, πρέπει να εχκσ9ίστατσι στα κτίρια της 
κατηχορίας Η 1 με περισσότερες από 100 κλίνες, και της με πληθυσμό 
μεχαλύτερο από 150 άτομα. Επίσης, σε όλα τα κτίρια με ύψος μεχαλυιερο των 15 
μέτρων. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει, όταν τα κτίρια ή τσ ηυροδιαμερίσματα 
διαθέτουν αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. 

Σε κτίρια με μικρότερους πληθυσμούς από τους παραπάνω, πρέπει να 
ηροβλέηοντσι έξω από το κτίριο ατόμια υδροληψίας χια την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

4.Θ. Ιε όλα τα κτίρια πρέπει να τοποθετούντοι 6ύο τουλάχιστον ανά σρο- 
(το οογπτο ί πυροσβεστήρες, κοντό στις σκάλες και τις εΐόδους κινδύνου,σε 
■ετοιες θέσεις,ώστε κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο 
από 15 υέτρο οπό τον πληοιέστερο πυροσβεστήρο. 

Ά ρθ ρ ο 13 

Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Σιην καιηχορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή 
ημιυπαίθριοι χώροι που χρησιμοποιούνται χια στάθμευση αυτοκινήτων ή/και 
στεχάζουν πρατήρια υχρών καυσίμων. Διακρίνονται σε τρεις καιηχορίες: 

θ ν Μονόροφα η/και πμιύπαίθοια. 

&2 Υπέρχεια πολυόροψα. 

83: Υπόχεισ. 

Εάν σε τμήμα κτιρίου άλλης χρήσης στεχάζεται πρατήριο υχρών καυσίμων ή 
υπάρχει χώρος στάδμευαης χια περισσότερα από 10 αυτοκίνητα, το τμήμα αυτό 
εξετάζεται με τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου ανεξάρτητα από τα εμβαδό του 
και πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό ηυροδιαμερισμα με τις δικές του οδεύσεις 
δισφυχής. 

Όπου συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων με 
συνερχείο επισκευών αυτοκινήτων, ο χώρος ταξινομείται στηγ καιηχορία Ζ 

(βιομηχανίες·* αποθήκες). 



κ ινδυνου 

Σχήμα θ.1. 

Επιτρέπεται μόνο μία έξοδος κινδύνου σε μονόροφους χώρους στάθμευσης 
που βρίσκονται σε υπόχεισ, ισόχειο ή 1° όροφο, εφόσον η ευθεία σηόσταση 
απροστάτευτης όδευσης δεν ξεπερνά τα 12 μέτρα. 

Μία ράμπα χια την κίνηση οχημάτων μ'πορεί νσ χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερη 
εναλλακτική όδευση δισφυχής εφόσον (σχ. Θ.2): 
α) εξυπηρετεί μόνο έναν όροφο στάθμευσής. 

β) η άυεση απόσταση κάθε σημείου του ορόφου από την αρχή της ράμπας 6 ευ 
ξεπερνά τσ 1Ζ μέτρα. 

χ) η πλευρά της ράμπας προς το χώρο στάθμευσης πρέπει να αποτελείται οπο 
πυράντοχη κατασκευή. 



2.1.4. Όταν στο κιίριο υπάρχουν αντλίες υγρών καυσίμων, πρέπει να 
προβλέπεται να παραμένουν ανεμπόδιστες 6ύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου, για 
περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε κάποια αντλία. 

2.2. Πυροπροστασία. 

2.2.1. Τα δομικά στοιχείο του περιβλήματος της πυροηροστπτεομενης 
όδευοης διαφυγής, που είνσι συνήθως ένα πυροπροστοτευμενο 
κλιμακοστάσιο, πρέπει νσ έχουν ελάχιστο δείκτη ηυραντίστασης σύμφωνη με 
τις απαιτήσεις του Πίνακα θ.1. (παράγραφος 3.1). 

2.2.2. Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε πολυάροφα γκαράζ, πρέπει να είναι 
πυροπροστατευμέγα. Όταν είναι πολυάροφα υπόγεια ή όταν είναι υπέργεια μι 
περισσότερους από 3 ορόφους, πρέπει να διαδέτουν οι κά8ε όροφο ειδικό 
πυροπροστατευμένο προθάλαμο για την προστασία από καπνό, με ηυράντοχες 
αυιοκλειΰμενες πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών. 
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2 3. ψυχισμός - Σήμανση. 

Ιια κτίρια αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ηροβλέηειαι τεχνητός 
μωιισμός και ρωχιαμάς ασμαλείας των οδεύσεων διαμυγάς σύμφωνα με την 
ηαράγραμο 2.6. των Γεν. Διατάξεων. 

Πρέπει επίσης να υπάρχει σήμανση ίων εξόδων κινδύνου και ιων τελικών 
εξόδων σύμφωνα με την ηαράγραμο 2.7 των Γεν. όιατάξεων. 

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

3.1. Τα μέρονχα &ομικά στοιχεία, όπως και αυτά του περιβλήματος των 
ηυροδιαμερισμάιων, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη ηυρο/ιίστασης σύμφωνα με 
τον Πίνακα 0.1. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Χσχηγορία κτιρίου 

Ισόγειο & Όρομοι 

Υπόγειο 

Εγκατάσταση κατσιονητηρων 
(συνιελεσιής> 

Θ1 

. - 

60 λεπτά 

0,5 

<15 μέιρα ύψος 
Θ2 >15 μέτρα ύψος 

30 λεπτά 

60 λεπτά 

120 λεπτά 

0,5 

Θ3 

- 

120 λεπτά 

0,5 


< Τυ/ίΕλεπτής μείωσης ττυ ιλάχυττοι δείχτη ιωρσντίστοοης. 


3.2. Επικίνδυνοι χώροι σόρθωνα με την ηαράγραμο 3.2.5. των Γεν. 
Διατάξεων (λεβητοστάσια. απο3ήκες καυσίμων, ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, κ,λ,η.) πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό ηυροδιαμέρισμα και να μην 
τοποθετούνται κοντά σε εξόδου κινδύνου. 

3.3. Το μέγιστο εμβαδόν πάνω από το οποίο ο χώρος πρέπει να διαιρείται 
σε πυροδιαμερίσματα δίνεται στον Πίνακα Θ.2. 


ΠΙΝΑΚΑ! Θ.2. 


ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Καιηχορίσ κτιρίου 

Ισόγειο-Όρομοι 

Υπόγειο 

Εγκατάσταση κσισιονηιήρων 
(συντελεστής)·· 


3.000 τ.μέτρα 

500 τ.μέτρα 

- 

«2 

1.000 τ.μέτρα 

800 τ.μέτρα 

2,0 

®3 

500 τ.μέτρα 


2,0 


·» Συντελεστής αύξησης Γ\ρο6ιαμ'ρίσματϋς. 

3 . 4 . Ιχους τοίχους των δύο πλευρών στάθμευσης αυτοκινήτων, πρέπει να 
υπάρχουν ανοίγματα εξαερισμού με εμβαδσ, τουλάχιστο ίοο με 5% της επιφάνειας 
του δαπέδου του ορόμου. 0 ίδιος εξαερισμός πρέπει να εξασμσλιζειαι και για 
υπόγεια πολυόρομα γκαράζ. 

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

4.1. Στους επικίνδυνους χώρους πρέπει νπ τοποβετείτα. αυτόματο σύστημα 

πυρανίχνεοσης. 

4.2. Σε υπόγεια των κτιρίων της κατηγορίας κα3ως και στα κτίρια της 
καιηγορίας 83 , όταν το εμβαδόν ορόμου ξεπερνά τα 300 τ. μέτρα εγκοΔίσ τοι 

αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. 

4.3. Σε κτίρια της κατηγορίας 6 , με ύψος μεγαλύτερο των 15 μέτρων, κα3ώς 
και σε όλσ τσ κτίρια της κατηγορίας % εγκα3ίαταιαι μόνιμο υ 6 ροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο. 

Σε άλα τα κτίρια της κατηγορίας β, που δεν απαιτείται εγκατάσταση 
καιαιονηιήρων ή υδροδαιικοά πυροσβεστικού δικτύου, απαιτείται π τοπο3έτηση 
ενός στομίου λήψης νερού διαμέτρου 19 χιλ., σε κάδε όρομο. 

4 .4. Σε άλα τα κτίρια της παρούσας κατηγορίας τοηο 3 ετούντσι κατάλληλοι σε 
είδος και επαρκείς σε αριθμό ρορητοί πυροσβεστήρες, ούμμωνα με τις 
ισχύουοες διατάξεις. 


Άρθρο 14 
Πσρορτ ήμοτο 

Πσράρτ προ Α 

Δείκτεζ πμροντ?στοοης δομικών στοιχείων 

Γ ενικά 

Οι πίνοκες "Ου οκρλουθούν δίνουν τιμές δεικτών πυρο- 
ντίστοοης γιο ουνηθιομένο δομικά υλικά. Οι τιμίς αμτίς ΕΠιτρέ- 
ηετοι νο χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς , χ«ρίς νο θΠθιτ*Γ- 
ΤΟ I πειραματική ή λογιστική επολήθευοή τους. Γ·ο δομικά στοιχείο 
που Π περιγραφή τ 0υ ς αποκλίνει από τ η ν περιγραφή τ«νπινά«ων,Βα 
γίνονται αποδεκτές τιμές δεικτών πυράντίοτοοης που προκύπτουν από; 

1 . Πειραματικές δοκιμασίες ε£ουσ·οδοτημένον εθνικών εργοστηρίμν. 

2. Δόκιμες υπολογιστικές μεθόδους· 

0. τιμές δεικτών πυοοντίστοσπς πρέπει να ικονοποιούν 
τις απαιτήσεις γιο ευστόθειο,οκεραιότητα και θερμομονοτική ·κ 0 Α 
νότητο τον δομικών στοιχείων στο οποίο σναφέροντσι. 

1 ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ^). 


1.1. Χωρίς διάκενο. 


Περιγραμή 

Ψέρουσες® 
Λνεηίχρ. Ειχχρισμ.® 
λεπτά λεπτά 

Μή Ψέρουσες 

Λνεηίχρ. Επίχρισμά 
λεπτά λεπτά 

ΐ,Με συμπαγείς πλίνθους και πάχος 
τουλάχιστον 9 εκ. (δρομική) 

30 

180 

90 

180 

2 .Με συμπαγείς ηλίνίους και πάχος 
τουλάχιστον 19 εκ. (μηατική) 

180 

240 

240 

240 

3 .Με διάτρητους ηλίνβους κοι ηάχος 
τουλάχιστον 9 εκ. (δρομική) 

30 

60 

60 

120 

4.Πε διάτρητους^ πλίνθους και ηά¬ 
χος τουλάχιστον 19 εκ. (μηατική) 

120 

180 

180 

240 

5 .Πε διάτρητους πλίνθους και πάχος 
τουλάχιστον 19 εκ. (μηατική), αλ* 
με οσεσδήποτε λίχες διαμπερείς οι 

ίά 

πες* 0 

60 

0 

60 

δ.Με διάτρηιους ηλίν3ους ηου έχουν 
κενά μέχρι 60& και ηάχος τουλά¬ 
χιστον 19 εκ. (μηατική) 

0 

0 

0 

30 


(I) Γιο πλίνθους ιτό οπτή Υή, οκυρΛίμο ή χιουηρίίιμο. 


(2) [ννκίιοι το μέγιστο πχτμιηομινο ψψιίο. Γιο οΓμοντιχά μιχμότιρο μοριίο οχτρέΓχτσι να 
Ηχμιμσηοιέΐτιη ενΜμεση υμή μεταξύ μήχΜίας «β μπ ρέμοαιας ιΑνθο&ιιής 

(3) Ειχισχομένος μι «υΡισχοσιμινιοχιινΐιιμα, τοιμενπωοωύνα ή *ΧΓ*ονϊιν» πάχους τηιλόχι- 
στσν 13 χιλ. 

(0) Με την τρσϋτΒτση ότι το πάχος των ι£ωτιρικών τοιχιμότων δεν ιίνοι μνμόττρο οπό 12 χιλ 
•οι τα «νό 6ιν είναι περισσότερα από 3096 του συνολυιού αψυχ, της πλίνθπτ. 

1.2. Διπλή τοιχοποιία με διάκενο (ψα3ωτή) 

Βς δείκτης πυρανχίστσσης διπλής τοιχοποιίας με διάκενο ίεωρείτσι ο δείκτης 
πυρσντίοτασης του προσβαλλόμενου μονού τοίχου. Σε περίπτωση μη μέρουοας 
τοιχοποιίας ή και μέρουοας που αηοιελείται από δύο όμοια τμήμσχο, ικσνσ να 
μέρουν το κα3ένα μόνο του το μορτίο, οι τιμές αυξάνονται κατά 503!. 

Ζ. Αομικά στοιχεία από ο»νη3ιομένο σκυρόδεμα. 

Ος πάχος επικάλυψης του οπλισμού 0 . νοείται η ελάχιστη απόσταση των 
ράβδων του κυρίως οπλισμού, από την πλησιέστερη εκτε3ειμένη εηιμάνεισ της 
διστομής. Όπου η επικάλυψη δεν έχει την ίδια τιμή γιο όλες τις ράβδους ίπχ 
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οπλισμός οε 6ύο στρώσεις), λαμβάνε ιαι υπόψη η μέση επικάλυψη ς„, που ορίζεται 


από την εξίσωση- 


Η^σΙ 


Οπ = 


όηοιτ 




Α,ί το εμβαδό χπς 1 ράβδου και 
η επικάλυψη της 1 ράβδου. 


Στο πάχος Επικάλυψης μπορεί να συνυπολογιστεί το επίχρισμα, με ιπν προϋπό- 
9εσπ όχι είναι εζασψαλισμένπ η πρόσψυση χου με χο σκυρόδεμα. Αν το επίχρισμα 
έχει πάχος μεχαλύτερο από 15 χιλ. 9α πρέπει να οπλίζεται με ελαψρό πλέχμσ που 
συνδέεται με μηχανικά μέσα με χο σκυρόδεμα. 

Οι πίνακες που ακολουθούν προϋποδέχουν ενσυμάχυση χαλύβων με κρίσιμη 
βερμοκρασία όχι χαμηλότερη από 550° 0. 

2.1. Υποστυλώματα. 


2.4. Πλάκες 

2.4.1. Πλάκες συμπαγείς ιί με άκαυστα υλικά πλήρωσής. 


Είδος πλάκας 

Ελάχιστες διαστάσεις χιο δείκτες ηυρσνχίστσσης (χιλ) 
30 60 90 120 180 240 

Αμφίέρειστες 








α) Οπλισμένες 

ό 

75 

95 

110 

125 

150 

170 


0 

15 

20 

25 

35 

45 

55 

β) Προεντεταμένες 

ά 

75 

95 

110 

125 

150 

170 


0 

20 

25 

30 » 

40 

55 

65 

Συνεχείς 








ο) Οπλισμένες 

ύ 

75 

95 

ιιο 

125 

150 

170 


0 

15 

20 

20 

25 

35 

45 

β) Προεντεταμένες 

ό 

75 

95 

110 

125 

150 

170 


0 

20 

20 

25 

35 

45 

55 


ό = πάχος πλάκας 
ζ = επικάλυψη οπλισμού 


Εάν τα υποστυλώματα είναι ενσωματωμένα οε πυράντοχους τοίχους, που έχουν 
δείκτη ηυραντίστασης Ισο τουλάχιστον με αυτό των υποστυλωμάτων, θεωρούνται 
ότι είναι μόνο από τη μια μεριά προσβαλλόμενα από φωτιά, με την προυπόδεσπ ότι 
ο τοίχος εξασφαλίζει την απαιτούμενη θερμομόνωση και 6εν υπάρχει κανένα 
άνοιχμα σε απόσταση σηό το υποστύλωμα μικρότερη από 60 εκατοστά. 

Τα υποστυλώματα 9εωρουντσι ότι φέρουν το πλήρες επιτρεπόμενο φορτίο. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΠΟΣΤΤΛΠΠΛΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΥΡΑΜΤΙΣΤΛΣΗΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

ΓΙΑ ΑΕΙΚΤΕ" 

Έκδεση,σε 

ηυρκαχιά 

πλάτος υη/τος 

επικάλυψη 
(σε χιλ.) 

30 

60 

90 

120 

180 

240 

Σε όλη την 

Ο 

150 

200 

250 

300 

400 

450 

περίμετρο 

ε 

20 

25 

30 

35 

35 

35 

Έκδεση του 50* 0 

125 

160 

200 

200 

300 

350 

της περιμέτρου ο 

20 

25 

25 

25 

30 

35 

Μια ηλευρά 

ο 

100 

120 

140 

160 

200 

240 

εκιε9ειμένη 

0 

20 

25 

25 

25 

25 

25 


2.4.2. Πλάκες με νευρώσεις ή χαυστά υλικά πλήρωσης 


Είδος πλάκας 

Ελάχιστες διαστάσεις χισ δείκτες ηυραντίστασης (χιλ.) 

30 60 90 120 .180 240 

Αμφίέρειστες 








α) Οπλισμένες 

ά 

70 

90 

105 

115 

135 

150 


δ 

75 

90 

110 

125 

150 

175 


0 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

3) Προεντεταμένες 

ύ 

70 

90 

105 

115 

135 

150 


δ 

80 

110 

135 

150 

175 

200 


ε 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

Συνεχείς 








α) Οπλισμένες 

ό 

70 

90 

105 

115 

135 

150 


δ 

75 

80 

90 

110 

125 

150 


ε 

15 

20 

25 

35 

45. 

55 

β) Προεντεταμένες 

ά 

70 

90 

105 

115 

135 

150 


δ 

75 

75 

110 

125 

150 

175 


0 

20 

25 

35 

45 

55 

65 


ά πάχος πέλματος 
0 πλάτος νεύρωσης 
ε επικάλυψη οπλισμού 


2.2. Τοιχώμαισ. 


ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΒΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (χιλ.) 

Είδος τοιχώματος 

30 

60 

90 

120 

180 

240 

Αοπλο 

150 

150 

175 

_ 

_ 

- 

Οπλισμένο (με ελάχιστο ποσο¬ 
στό κατακόρυψου οπλισμού 4*ο 
και σ τουλάχιστον 25 χιλ. 

100 

120 

160 

200 

200 

240 


6 - πλάτος υποστυλώματος 
ε = επικάλυψη οπλισμού 


2.3. Ασκοί 


I 

| Είδος δοκού 

1 

Ελάχιστη διάσταση χια δείκτες ηυραντίστασης (χιλ.) 1 
30 60 90 120 180 240 

Αμφίέρειστες 








α) Οπλισμένες 

ό 

80 

120 

150 

200 

240 

280 


ε 

20 

30 

40 

50 

70 

80 

β) Προεντεταμένες 

δ 

100 

120 

150 

200 

240 

280 


0 

25 

40 

55 

70 

80 

90 

Συνεχείς 








α) Οπλισμένες 

δ 

80 

80 

120 

150 

200 

240 


ε 

20 

20 

35 

50 

60 

70 

β) Προεντεταμένες 

ό 

80 

100 

120 

150 

200 

240 


ε 

20 

30 

40 

55 

70 

80 


0 = πλάτος δοκού 
ε = επικάλυψη οπλισμού 


3. νέρουαες κατασκευές από μορψοσί6ερο. 

Σιδηρές κατασκευέςχωρίς ειδική πυροπροσιαιευτική επίστρωση π επένδυση, 
θεωρούνται ότι παρουσιάζουν μηδενικό δείκτη πυραντίστάσης. 0 δείκτης 
πυράνιίστάσης εξαρτάται τόσο από τη χρησιμοποιούμενη διατομή, όσο και από το 
υλικό επικάλυψης και τον τρόπο εφαρμοχής του. θα πρέπει να αηοδεικνύεται σε 
κά3ε περίπτωση με πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου ξένης χώρας, 
κατά προτίμηση Ευρωπαϊκής, που χρησιμοποιεί αποδέκτη πρότυπη δοκιμασία. 

4. Δείκτης ηυραντίστσσης ηυράντοχων κουφωμάτων. 

Μέχρι ιη 3έσπιση Ελληνικών προτύπων χια τις δοκιμασίες με τις οποίες 3α 
προσδιορίζεται ο δείκτης ηυραγτίστασης των κουφωμάτων, 3α χίνονται αποδεκτά 
πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων ξένης χώρας, κατά προτίμηση 
Ευρωπαϊκής. 

Σισ πιστοποιητικά αυτά 3σ σνσχράφεισι η χώρα και το ερχαοτπριο όπου έχινε 
η δοκιμασία, ποια πρότυπη δοκιμασία εφαρμόστηκε, και ότι το συγκεκριμένο 
κούφωμα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού χισ τον αηαιτούμενο δείκτη 
πυρσνχίοτασης. 

Η αρμόδια Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα 9α εκδίδει Πίνακες με ακριβείς 
περιγραφές δίστομων μορφοσιδήρου και κουφωμάτων με βάση πιστοποιητικά 
6οκιμασ3έντων στοιχείων, ώστε να μην απαιτείται η εκ νέου κατάθεση 
πιστοποιητικού. 

Παράρτημα Β 

Κατάταξη εσωτερικών τελειωμάιων 

Γενικό 

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τρν κατηγορία κατάταξης 
ορισμένων εσωτερικών τελειαμάτων σύμφωνα με την πρότυπη δόκιμό 
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ο ί ο επιφανειακής έξάπλωσης της φλόγας. 

0 προσδιορισμός της κατηγορίας ενός εσωτερικού τελειώ- 
μσιος Βα γίνεται ή με βάση τις τιμές του πίνακα ή με πιστοποιητι¬ 
κό από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια ξένης χώρας που χρησιμοποιούν 
αυτήν την πρότυπη δοκιμασία. 

Η κατάταξη αναφέρεται οε στρώσεις εσωτερικών ιελςιωμά- 
των συνήθως πάνω σε άκαυστο υλικά,για ένα πάχος μέχρι 5 εκατοστά 
από την εσωτερική εκτεθειμένη στη φωτιά επιφάνεια του όομικού οιοι* 
χε ίου. 

0 παρακάτω πίνακας θαουμπληρώνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα από την αρμόδιο Αρχή με νέα στοιχεία προερχόμενο οπό 
πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένων ξένων εργοστηρ ίων μέχρι τη δημιουρ¬ 
γία αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου. 

Δεν περιέχεται στον πίνακα η κατηγορία των πλαστικών, 
λόγω του μεγάλου φάσματος υλικών και της ποικιλίας της συμπερι¬ 
φοράς τους στην πρότυπη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλό¬ 
γας,ανάλογα με την ακριβή χημική τους σύνθεση,καθώς και τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην κατασκευή. Επομένως η χρήση αυτής της κατηγο¬ 
ρίας των υλικών προϋποθέτει την ονάλογη απόδειξη της κατηγορίας 
κατάταξης με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο εργαστηρίου. 


ΧΑΤΗΓΟΡΙΕΖ ΕΖ2ΤΕΡ!*2Ν ΤΕΛΕΙΒΠΑΤ9Ν 


Είδος εσωτερικού 
ιελειύμαιος 

λάχιοιο 

πάχος 

(χιΛ) 

Ακάλυπτα ή 

υδρόχρωμα 

Χαιηχορία 

Καλυμένα 

Βερνικόχρ. Πλαστικό Χρώμα Χαρτί 
ή έλαιό- χρώμα ρελιε* ταηε- 
χρώμα ισαριας 

1 Ακουστά υλικά* 

Επιχρίσματα 

α)Με οησιοδήποτε 

6 

0 

0 

□ 2 

0 

κονίαμα. 

ία 

0 

0 

0 2 

0 

β) Με χυψοκονίαμα 

Πλάκες ξυλόμαλλου. 

α)Με επίχρισμα στην 

5 

0 

0 

0 2 

0 

«τεθειμένη πλευρά. 

10 

0 

0 

0 2 

0 

β)Χωρίς επίχρισμα. 
Γυγοσανίδες με χαρ- 

25 

1 

■ 

1 


χάνι στις 6ϋο άφεις. 
Γυψόπλακες με χαρ- 

* 3 

0 

1 

0 2 

1 

τόνι ατις 6όο άγεις. 
!νοσαν(6ες σκληρές 

3 

1 

3 

2 3 

2 

0»τά δοστά). 

Ινοσανίδες με ει- 

3 

2 

2 

2 3 


δικό βάρος Ο,Λψ’/αΡ 

10 

4 

- 

4 

- 

Αντικολλητά γόλλα 

12 

2 

2 

2 3 

2 

(κόντρα πλακέ). 
Ιναχυψάηλακες 

6 

1 

4 

4 3 


ει6. βάρους Ι,ίητ/σι^ 

10 

0 

3 

2 2 

2 

ΙΊοριοσαν(6ες 

(ησνερεη). 

6 

4 


3 



Εσωτερικά τελειώματα δαπέδων (ακάλυπτα ή με βερνίκι) 

Μωσαϊκό, τσιμεντοκονία, κεραμεικά πλακάκια. Κατηγορία 

μαρμαρόπλακες, λίδινες, μωσαϊκες πλάκες κ.λ.π. 0 

Πλαστικά ξύλινα δάπεδα,μοκ^τες. χαλιά. 4 


^9 σπαυστα δομικά υλικά είναι αποδεκτά χωρίς πειραματική δοκιμασία τα 
παρακάτω: 

ο) Αδρανή από πετρώματα (άμμος, χαλίκια, λίθοι κλπ.) πηλός, άρηλλος 
κίσσηρις, σμύριδα, φυσικές ποζουλάνες (θηραϊκή γη κλπ.) κ. ά. 
β) Υλικά που παράγονται από πετρώματα και ορυκτά με όπτηση ή διόγκω¬ 
ση όπως τσιμέντο, άσβεστος, γύψος, περλίτηζι βερμικουλίτηζ,μπετόνί- 
της, σκουριές υψικαμίνων, ιπτάμενη τέφρα κ.ά. 
γ) Κονιάματα.σκυροδέματα,τεχνητοί λίθοι και πλάκες. 

6 ) Υλικά και ίνες αμιάντου, λιθοβάμβακα, υαλοβαμβακα με συγκολλητικό 
ανόργανο υλικό, καθώς και χαρτόνι από αμίαντο, 
ε) Τούβλα, κεραμεικά, γυαλί. 

'τ) Μέταλλα και κράματα που δεν είναι σε λεπτό καταμερισμό. 

Σε περιπτώσεις υλικών που είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην υγεία 
των ατόμων, πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση,ειδικά προστατευτικά 

υέτρα. 

Άρθρο 15 

1.-0 κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στα κτίρια των παρακάτω 
χρήσεων για τα οποία εκδίδεται άδεια οικοδομής μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος: 


α. Κατοικίες 
β. Ξενοδοχεία 
γ. Εκπαιδευτήρια 
δ. Γραφεία 
ε. Καταστήματα 

στ. Χώροι συνάθροισης κοινού 
ζ. Βιομηχανίες - Αποθήκες 
η. Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις -φυλακές 

θ. Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. 

2. -Για τις κατηγορίες των κτιρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροοτασίος πομ συνυποβάλλεται 
με τις άλλες μελέτες για την λήψη άδεια οικοδομάς οτρν αρμόδια πολεοδομιχή 
Υπηοεοία. Η πολεοδομιχή Υπηρεσία μετά τον έλεγχο χαι την έγχορδη ’ης μελέτη 
πυροποοστασιας, από άποψη παθητικής πυροπροστασίας,6ιαθιβάζει αυτή στην 

αρμόδια Πυρ/χή Υπηρεσία για τον έλεγχο χαι την έγκρισή της από άποψη ενεργή 
τικής πυροπροστασίας.Μία σειρά της μελέτης πυροπροοταοιας κρατείται στην 
Πυρ/χή Υπηρεσία, οι δε υπόλοιπες επιοτρέψονται στην αποστέλλουοα Υπηρεσία. 

3. -0 έλεγχος για την ορθή εφαρμογή της μελέτης χαι την τήρηση των 
διατάξεων του κανονισμού πυροπροοτασίος σε όλο τα στάδια κατασκευής του κτι 
ρίου καθώς και μετά την αποπεράτωση της κατασκευής ανατίθεται από κοινού 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πυροσβεστικού Σώματος. 

α -Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος κανονισμού διώκονται και 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διτιτάξεις του άρθρου 133 του Ποινικού Κώδικα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟΝ 
Άρθρο 16 

1 .-Εγκρίνέται κανονισμός για την πυροπροστασία υφιστα¬ 
μένων ξενοδοχείων. 

2. -0 κανονισμός αυτός αφορά την ποροπροστασία υφιστάμε¬ 
νων τουριστικών κτιρίων με χρήση προσωρινής 6ιομονής,δηλαδή ξενο¬ 
δοχείων κλασικού τύπου,ξενώνων,μοτέλ,μπανγκαλόους {0ϋΝΟΑίΟ»5),επι- 
πλυμένων δ ι αμερ ι σμάτων , κατασκηνώσεων (0ΑΙΙΡΙΝ05) ή άλλης ελληνικής 
ή ξένης προέλευσης ανάλογης ονομσαίας,που χρησιμοποιούνται για 
ύπνο και περιέχουν αντίστοιχους χώρους υγιε·νής,καθαριότητας κλπ. 

3. -Χώροι συνάθροισης καινού (εστιστόριο,αίθουσες υποδο¬ 
χής ,αναφυχής,εκθέσεων,αυνεδρίων κλπ.) που βρίσκονται μέσα στα κτί¬ 
ρια των ξενοδοχείων και έχουν θεωρητικά πληθυσμό μεγαλύτερο οπό 

50 άτομα .ακολουθούν τις κείμενες διατόξεις για χώρους συνάθροισης 
κ οινού. 

4. -Γιο την εφαρμογή του πιο πάνω κανονισμού πυροπροστα¬ 
σίας,ο» τεχνικοί όροι που αναφέρονται οε αυτόν έχουν την έννοιο 
που δίνεται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

Άρθρο 17 
Γενικές διοτόεξις 

1, -0» διατάξεις του άρθρου 1θ είναι υποχρεωτικές γιο όλα 

τα κτίρια και τα τμήματα κτιρίων που σφορό ο παρών κανονισμός,ανεξάρ¬ 
τητα από τον αριθμό των κλινών τους. 

2. -Τα κτίρια και το τμήματα κτιρίων που αφορά ο παρών κανο¬ 
ν Iσμός,εφόσον έχουν περισσότερες από δώδεκα κλίνες,ελέγχονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 19. Αν η Γενική Πυροσφάλειο ή οησιοδήποτε 
υποσύστημα πυρασφάλειας προκόψει ότι είναι "όχι αποδεκτό" κατά τον 
Πίνακα 6,τότε απαιτείται κατάλληλη επέμβαση για να βελτιωθεί το κτί¬ 
ριο και ή η λειτουργία του.ώστε όλο το στοιχεία του πίνακα 6 να προ- 
κύψουν "αποδεκτά". Γενικά οε κάθε τέτοια περίπτωση υπάρχουν περισ 
σότεροι από ένας δυνοτοί εναλλακτικοί συνδυασμοί επεμβάσεων και 

κοι η επιλογή γίνεται ελεύθερα από τον ενδιαφερόμενο ·ί··ο· ·>η 

του κτιρίου ή τ πς τουριστικής επιχειρήσεως. 

3. -Είναι αποδεκτό οπό ΰποφη πυρασφάλειας κάθε ξενοδο¬ 
χείο π τμήμο του με δώδεκα ή λ.γότερες κλίνες,που εκπληιώνει όλες 
τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 10. Είναι αποδεκτό οπό 
άποψη πυρασφάλειας κάθε ξενοδοχείο ή τμήμα του με περισσότερες 
οπό δώδεκα κλίνες,ότον συγχρόνως εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις 
των διατάξΐ-ων του άρθρου 18 και προκύπτουν "αποδεκτά" η Γενική 
Πυρασφάλεια κοι τα τρία Υποσυστήματα Πυρααφάλειας,κατά τον Πίνα¬ 
κα 6 του άρθρου 19. 

4. -Όταν ένα κτίριο διαχωρίζεται οε πυροδ ι αμε ρ ί σματσ , 
τότε οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται γ·α το 
κάθε πυροδιαμέρ·σμα. 

5. -Όταν τμήμα του κτιρίου εξυπηρετεί άλλη χρήσπ,αλλό 
Π χρήση αυτή στεγάζεται οε ιδιαίτερο πυροδ ι αμέρ · σμα π πυροδισμ^ε- 
ρίσματο,τότε ο παρών κανονιομός εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του 
τουριστικού κτιρίου με χρήση προσωρινής διαμονής. 

Κατ'εξαίρεση,η πυραντίσταση των φερόντων δομικών στοιχείων ονα- 
φέρεται στο ουνολικό κτίριο. 

6. -Όταν τμήμα του κτιρίου εξυπηρετεί άλλη χρήση,χωρίς 
η χρήση αυτή να στεγάζεται οε «διοίτερο πυροδιαμέριομσ ή πυροδια 
μερίσματο,τότε ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο σύνολο του 
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κτιρίου. Τυχόν αυστηρότερες διατάξεις που ισχύουν για την άλλη 
χρηση εξακολουθούν να εφαρμόζονται. 

7.-Χώροι συνάθροισης κοινού θεωρούντο· ότι έχουν δια¬ 
φορετικό χρηοη οπό τη χρήση προσωρινής 6ιομονής,έστω κοι ον ανή¬ 
κουν στην ίδιο τουριστική επιχείρηση και έστω και ον εντάσσονται 
οργανικό στο ίδιο κτίριο,ότον ο πληθυσμός τους είναι πενήντα ή 
πεοισσότερα άτομα. 

θ.-'Οταν ένα κτίριο απέχει οπό οποιοδήποτε άλλο κτίριο 
της ίδιας τουριστικής εγκατάστασης απόσταση μεγολύτερη οπό 3 μέτρο, 

□ντιμετωπίζεταιίαπά τον παρσντο κανον·σμό,σαν ανεξάρτητο,αυτοτε>ές 
κτίριο. 

Άρθρο 18 

Διατάξεις υποχρεωτικές για όλα τα υφιστάμενο ξενοδοχείο 

1 .-Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος κάθε κοινόχρηστου 
τμήματος όδευσης διαφυγής είναι 0,70 μέτρα. 

Κοινόχρηστα θεωρούνται το τμήματα των οδεύσεων διαφυγής,το οποία 
Βρίσκονται εκτός των μονάδων διαμονής κοι τα οποία εξυπηρετούν 
τη διοφυγή κοι άλλων ατόμων πέραν του προσωπικού. 

Εαν πλάτος όδευσης διαφυγής λομβάνεται το ελεύθερο πλάτος στο 
στενότερο σημείσ αυτής και μέχρι ύφους 1,Θ5 μέτρων. 

Εξαιρούνται ο· κουπαστές που δεν προεξέχουν περισσότερο οπό 0,09 
μέτρρ^και οι προεξοχές δοκόν σε τοίχους που δεν είναι μεγαλύτερες 
οπό 0,04 μέτρα». Κατά τον έλεγχο του πλάτους όδευσης 6 ιαφυγής ,όταν 
αυτή περνά από μία πόρτα,μετριέτα ι μόνο το ελεύθερο πλάτος του 
ανοίγματός της. 

Προεξοχές των σιδηρικύν ανάρτησης ή χειρολαβών 6εν θεωρείται ότι 
περιορίζουν το μετρούμενο πλάτος. 

2·-Κάθε πόρτο πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλιομό,ώστε να 
μπορεί να ανοίγει αμέσως οπό την πλευρά,από όπου πραγματοποιείται 
Π διαφυγή. Αν υπάρχουν κλειδαριές,πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, 
ώστε να μην απαιτείται η χρησιμοποίηση κλειδιού για να ανοίξουν 
από την πλευρά,από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή. 

3.-Απαγορεύεται οι πόρτες,από τις οποίες διέρχονται 
οδεύσεις διαφυγής,να καλύπτονται με κουρτίνες ή άλλα καλύμματα 
που αποκρύπτουν ή εμποδίζουν τη διαφυγή. Απαγορεύεται η τοποθέ¬ 
τηση καθρέπτη πάνω στα θυρόφυλλα. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση καθρεπτών μέσα ή κοντό στην όδευση δ·α- 
«υγής,κοτά τρόπο που να μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ως προς 
την κατεύθυνση διαφυγής. 

Φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να οίνοι συνεχής σε 
όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκονται άνθρωποι στο κτίριο, κσι οι πηγές φωτισμού 
σύμφωνες με την παράγραφο 2.6.2 των Γ ενικών Διατάξεων του Κανονισμού 
γιο την Πυροπροστασία Κτιρίων. 

Τεχνητός φωτισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε εκείνα τα σημεία και για 
το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητος, παρέχοντας την ελάχιστη ένταση 1 
φωτισμού που προδιαγράφεται στην παράγραφο 4.1. 

4.1. Τα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να φωτίζοντοι σε όλα τα 
σημεία τους συμπεριλαμβανομένων των γωνιών και των διοοτουρώαεων 
διαδρόμων, περασμάτων, κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου, ώοτε 
να εξασφαλίζεται τουλάχιστο η τιμή των 10 Ι,ϋΧ μετρούμενη στη στάθμη 
του δαπέδου. 

4.2. Εξοπλισμός που τοποθετείται για να καλύψει τις απαιτήοεις σήμανσης 
των οδεύσεων διαφυγής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 5, επιτρέπεται 
να θεωρείται ότι φωτίζει συγχρόνως την όδευση διαφυγής, εφόσον 
καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούαης παραγράφου 4 για το φωτισμό 
των οδεύσεων διοφυγής. 

Σε κάθε υφιστάμενο τουριστικά κτίριο με περισσότερους από δύο ορόφους 
ή με περισσότερες από είκοσι πέντε μονάδες διαμονής ή περισσότερες 
από εκατό κλίνες, πρέπει να υπάρχει σύστημα φωτισμού οσφάλειας κατά 
την ποράγροφο 2.6.3. των Γ ενυιών Διατάξεων του Κανονισυού για την Πυροπρο¬ 
στασία Κτιρίων. Στον αριθμό των μονάδων διαμονής δεν προσμετριούνται 
γι ουτήν την περίπτωση, όσες έχουν πόρτα που ανοίγει κατ' ευθείαν προς 
κοινόχρηστη οδό ή προς την τελική έξοδο στη στάθμη του ισογείου. 

5. Πρέπει να γίνεται οήμονοη των απροστάτευτων τμημάτων διοφυγής και τ ων ι 
εξόδων που βρίσκονται εκτός των μονάδων διαμονής, με ευανάγνωστες επιγραφές 
και σήματα, η οποία να είνσι ούμφωνπ προς τις διατάξεις του Π.Δ/τος 
422/3.6.1979 "Περί συστήματος οημοτοδοτήοεως οσφάλειας εις τους χώρους 
εργασίας", όπως συμπληρώνονται μ€ -τις ακόλουθες παρα,ρόφους 5.1. μέχοι 
κοι 5.6. 

5.1. Σ£ «6θ£ θίοπ, 6κου π δΐ£ί·6ι™οη δδίυοης προς ιην πλ η οιίοΐ£οπ ίξοδο 
ί4ϊ είναι όμεοα ανιαπιπή. πρί-£ΐ να ,οικΒεκί,ο. ιο οήμο δ,όον,αης 


γ του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 422/6.6.1979. 

Το μέγεθος του σήματος προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
τον άρθρου 3 ποράγροφος 1γ του Π.Δ/τος 422/8.6.1979. 

Το χρώμα των συμβόλων πρέπει να είναι λευκό και το χρώμα της 
πινακίδας πράσινο. Το οήμα ουτό πρέπει να προσδιορίζει την κακύθυναη 
προς ιην πΐηοιέσιερη έξοδο. 

5.2. Πάνω οπό κάθε πόρτα που αποτελεί έξοδο ποέπει να τοποθετείτοι 
το ο ήρα διάσωσης 3 του άρθρου 4 του Προεδρ. Διατάγματος. 422/8.6.1979, 
με ύψος προουξημένο κατά χο δύο έβδομα, ώοτε να αναγράφεται η 
λέξη "ΕΞΟΔΟΣ" κάτω σπδ το σύμβολο και η λέξη "ΕΧΙΤ" κάτω οπό 
τη λέξη "ΕΞΟΔΟΣ". 

Οσο αφορά το μέγεθος του σήμοτος και το χρώματα, ισχύουν οι διατάξεις 
της παραγράφου 5.1. 

Καθορίζονται σον ελάχιστο ύψος γραμμάτων 0,03 μέτρου και σαν 
ελάχιστο πάχος γραμμής γραμμάτων 0,004 μέτρου. 

5.3. Κάθε πόρτο, πέρασμα ή κλιμακοστάσιο, που δεν είναι ούτε έξοδος 
ούτε τμήμα του πρώτου σταδίου διαφυγής και που έχει τέτοια θέση, 
ώστε να είναι δυνατό να θεωοηθεί εσφαλμένα οον έξοδος, πρέπει 
να φέρει τον επιγραφή "ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΔΟΣ" και οε δεύτερη σειρά 
"ΝΟ ΕΧΙΤ", σε ορθογώνιο πινακίδα, κυανού χρώματος, με λευκά γράμματα. 

5.4. Κάθε οπαιτούμενη επιγραφή ή σήμα που δείχνει μία έξοδο ή το πρώτο 
στάδιο διοφυγής πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη, ώστε να είναι 
άμεσο ορατή. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε διακοσμήσεως κοι 
εξοπλισμού που εμποδίζει την ορατότητα της επιγραφής ή του σήματος. 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε έντονου φωτεινού σήματος, που 
δεν εξυπηρετεί σήμανση εξόδου μέσα ή κοντά οε γραμμή ορόσεως 
απαιτούμενης επιγραφής ή σήματος εξόδου κατά τρόπο που είναι δυνατά 
να αποοπάοει την προσοχή από την επιγραφή ή το σήμα εξόδου. 

5.5. Στο σημείο εισόδου οε κυλιόμενη οκάλα ή σε κυλιόμενο διάδρομο, 
τα οποία δεν περιλαμβάνονται οε όδευση διαφυγής, και σε ανελκυστήρα, 
πρέπει να τοποθετείται οήμα διάσωσης κατά την ποράγροφο 5.1., 
που να προσδιορίζει την κετεύθυνοη προς την πληοιέστερη έξοδο. 

5.6. ΚάΞε επιγοσφή κοι κάθε οήμα "ρέπει να φωτίζεται κοτόλληλα και με 
ένταση 50 1_ϋΧ πάνω σ: _ ν επιτόνεια της επιγραφής κοι του οημοτος. 
Ο φωτισμός ουτδς πρέπει να είυε. συνεχής οε όλο το χρονικά διάστημα 
που βρίσκονται άνθρωποι στο κτίριο. Τεχνητίς φωτισμός πρέπει νο 
εφεομδζετοι όπου κοι δτςν η ε.τοοη των 50 1_ϋΧ δεν επιτνγχάνετοι 
οπό το φυεικό φωτισμό. 

6. Τα λεβητοστάσια και οι οποΕΆες κε.οίμων -ρέπει ιο αποτελούν πυροδιομέρι* 
ομο με δείκτη πνρσυτίστε.-ης τε.λάχιστφ μιας ώρας κοι πιράντοχες 
πόρτες τουλάχιστο μιοής ώρ-:. 

7 . Σε άλα το -..•ροπροετατευμί. ι κλιμέ-οστάσισ 1 πρέπει νο υπάρχουν διατάξεις 

εξαερισμού στην οροφή ή ο το ψηλότερο σημείο τον τοίχου του χώρου. 

Οι διατάξεις οντές πρέπει να είναι είτε μόνιμα ανοιχτές είτε υα κλείνουν 
με κουφώματα. Τα κουφώματα αυτό πρέπει να είναι υαλοστάσια με εύθοουοτο 
υαλοπίνακα, ανοιγόμενα με χειρισμό προοονή και εύκολα προσιτά. 

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι ικανές να προλαμβάνουν επικίνδυνη 
συσσώρευση καπνού και αερίων κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείτοι 
για την εκκένωση των χώρων, με περιθώριο ασφάλειας για απρόβλεπτη επιπλοκή. 

8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση επίπλων και οποιοσδήποτε αντικειμένου γενικά, 
οε θέοεις όπου μπορεί να μειώσουν το ελεύθερο πλάτος των οδεύσεων 
διαφυγής και νο δυοχεράνουν τη διοφυγή οε περίπτωση κινδύνου. 

9. Απαγορεύεται οε χώρους που 6ε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα 
προσωπικός η ύπαρξη κουοίμων, αναφλέξιμων ή εκρηκτικών υλών ή προϊόντων 
τα οποία καίγονται με μεγάλη ταχύτητα ή τα οποία παράγουν δηλητηριώδη 
καυσαέρια, συμπεριλαμβανομένων κοι νλυιών πολύ τοξικών ή βλαβερών, 
τα οποία παράγουν φλάγο, καπνά, αέρια εκρηκτικό, δηλητηριώδη ή ερεθιστικά. 

10. Απαγορεύεται η θέρμανση των χώρων με θερμάστρες που λειτουργούν με 
οποιοδήποτε κούσιμη όλη, καθώς και με ηλεκτρικές θερμάστρες που έχουν 
ορατές πυρακτωμένες επιφάνειες. Επιτρέπεται η χρήοη τζακιών και θερμαστρών 
κατάλληλα συνδεδεμένων με καπναγωγούς κοι καπνοδόχους μόνο σε θέσεις 
που εποπτεύονται συνεχώς από το προσωπικό κοι εφδοον λειτουργούν με 
ασφάλεια και δε .βρίσκονται εύφλεκτα υλικά κοντά τους. 

11. Πρέπει να είυει ουορτημέυα οε εμφονή θέση και πορουοιααμέυα έτσι, ώοτε 
να είναι ευανάγνωστο, τα ακόλουθα στοιχεία κατά χώρο: 

11.1. Στο χωλ εισόδου: 

11.1.1. Ακριβείς οδηγίες των ενεργειών που πρέπει υα πραγματοποιήσει 
το προσωπικό κοι το κοινό οε πΐρίπτωοη πνρκοϊός 
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11.1.2. Κατόψεις του κτιρίου όπου να σημειώνονται: 

- οι οδεύσεις διαφυγής και το κΑιμακοατόσια 

- οι διαθέσιμοι Γυροσβεσιήρες 

* οι κύριοι διακόπτες ηλεκτρικού και αερίων καυσίμων 

- ο διακόπτης διακοπής του κλιμοτιομου 

- ο πίνοκας ελέ.χου της πυρουίχνευοης κοι του ουτόματου ουνογεομού 

- οι επικίνδυνοι χώροι κοι όι επικίνδυνες εγκαταοτόοεις. 

11.2. Στην είσοδο κάθε ορόφου: 
η κάτοψη του ορόφου. 

11.3. Σε κάθε υπνοδωμάτιο: 

11.3.1. Ακριβείς οδηγίες των ενεργειών που πρέπει να προγμοτοπο:ί¬ 
ο ε ι ο ένοικος. Πρέπει ιδιαίτερα να επίσημοί νέτοι νο μη 
χρησιμοποιηθούν αι ανελκμοτήρες οε περίπτωση πυρκαϊάς. 

Οι οδηγίες σατές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική 
γλώοαα και σε μία ταυλόχιστον ξένη γλώσσα,που χρησιμοποιεί¬ 
ται οπό τους περισοΰτερους ξένους ενοίκους της συγκεκριμέ¬ 
νης τουριστικής εγκοτόστόσης. 

11.3.2. Σχηματοποιημένη κάτοψη στην οποίο σημειώνεται η θέση του 
υπνοδωματίου σε σχέση προς τις εξόδους και τις οδεύσεις 
6ιαφυγής,κοθώς και οι θέσεις των φορητών πμροοβεστήρων. 

Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνουν τις πιο πάνω οδηγίες και 
θα επεξηγούντα ι οπό αυτές. 

11.3.3. Γνωστοποίηση ότι σπογορεύεται μέσα ατα δωμάτια η χρήοη πηγών 
θερμότητας ανοιχτής φλόγας,όπως καμινέτα,γκοζιέρες. 

12. Πυροαβεστήρες-Πυροσβεστικά ερμάρια: 

12.1. Σε κάθε ξενοδοχείο τοποθετούνται υποχρεωτικά φορητοί πυρο¬ 
σβεστήρες με γόμωση κατάλληλη για το χώρο που πρόκειται 
νο προστατεύσουν. 

0· πυροσβεστήρες πρέπει να έχουν κοθσρό βάρος τουλάχι¬ 
στον 6 χιλιογράμμων και να είνο ι σύμφωνοι με τις ιοχύου- 
□ες διατάξεις. 0 αποιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων ανό 
όροφο προκύπτει από τη διοίρεση του μικτού εμβαδσύ του 
ορόφου δια 115 τετρογωνικών μέτρων και το κοπελλο στρογ¬ 
γυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 0 ελάχιστος 
αριθμός πυροσβεστήρων ονά όροφο είνοι δύο· Κατ 'εξοίρεση, 
ο ελόχιοτος αριθμός πυροσβεστήρων σε μονόροψο κτίρια με 
εμβαδόν που 6εν,υπερβοίνει τα 50 τετραγωνικό μέτρο είνοι 
ένας . 

^2.2. Σε κάθε ξενοδοχείο τοποθετούντο· υποχρεωτικό ειδικά ερμάριο 
ερυθρού χρώματος,που καλούντο» "πυροσβεστικό ερμάριο” μέσο 
□τα οποία βρίσκονται πυροσβεστικά εργαλείο. Το ποροπόνω 
πυροσβεστικό ερμάρια τοποθετούνται οε οσφολή και προσιτή θέ¬ 
ση μέσα στα ξενοδοχεία. 0 οποιτούμ^νος αριθμός πυροσβεστικών 
ερμορίον σε όροφο εμβοδού μεγαλύτερου ή ίοου των 750 τ.μ. 
προκύπτει οπό τη- διοίρεση του μικτού εμβοδού του ορόφου δ·ο 
750 και το πηλίκο στρογγυλεύεται προς τον πληοιέστερο οκέραιο 


υποχρεωσε»ς των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος. 

13.2. Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται από την τοπική' Πμροοβε- 
ατική Υπηρεσία. Σαν περίοδοι εκπαίδευσης ορίζονται,για τις 
μονάδες ουνεχούς λειτουργίας ο, μήνες Νοίμ0ρ,ος κα, Δεκέμβριος 
κάθε έτους,ενώ για τις μονάδες εποχιακής λειτουργίας οι μήνες 
Μάρτιος και Απρίλιος κάθε έτους. 

Για το σκοπό ουτδ, το Ξενοδοχειακό ΕπιμελΓ ήριο γνωστοποιεί 
έγκοιρα οτο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ακριβείς γιο 
κόθε νομό ημερομηνίες που επιθυμεί νο εκπαιδευτεί το προσωπικό, 
προκειμένου το Αρχηγείο να καταρτίσει και να κοινοποιήσει στις 
Υπηρεσίες του το σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Άρθρο 19 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π ΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

1. Συμπλήρωση των Πινάκων κοτό Δίοδοχικό Βήματα 

Βήμα 1: Συμπληρώνεται ο Πίνακας 1 σύμφωνα με τις οδηγίες και επεξηγήσεις 
χης παραγράφου Δ2. 

Βήμα 2: Συμπληρώνεται ο Πίνοκος 2 με τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 . 

Ετοι προκύπτει ο συντελεστής Σ6 που ισοΟτοι με το 0,5 του γινομένου 
των βαθμών Των στοιχείων Π, Α, Δ κοι Ε τον Πίνακα 1. 

Βήμα 3: Συμπληρώνετοι ο Πίνακας 3 σύμφωνο με τις οδηγίες κοι επεξηγήσεις της 
παραγράφου Δ3. 

Βήμα 4: Συμπληρώνεται ο Πίνακας 4 με τους βαθμούς των 16 στοιχείων 
ίου Πίνοκο 3. Στις στήλες ΣΙ, Σ2 κοι Σ3 εισάγονται οι βαθμοί 
των στοιχείων μόνο στις θέσεις ) όπου οτις στήλες αυτές δεν 

είναι διαγραμμένες. 

Αντίθετο, στη στήλη Σολ εισδγοντοι οι βαθμοί όλων των στοιχείων. 
Ειδικά στη στήλη Σβ,οιη θέση του υπ* αριθμό 16 στοιχείου ειοάγετοι 
το ένα δεύτερο τον βοθμού του. Στο τέλος οθροίξοντοι χωριστό 
οι βαθμοί κάθε στήλης και προκύπτει το σύνολο των βαθμών κάθε 

στήλης. 

Βήμα 5: Κοθορίξοντοι οι βοθμοί των στοιχείων Σο, Σβ κοι Σγ του Πίνα¬ 

κα 5, σύμφωνο με τον οριθμδ των υπέργειων ορόφων του κτιρίου. 

Βήυο 6: Ελέγχονται ο Περιορισμός Διάδοσης της Πυρκο'ι'δς, η Δυνατότητα 

Πυρόσβεσης, η Δυνοτδτητα Διοφυγής κοι η Γ ενική Πυροσφόλειο. 

Βήυο 6 . 1 .: Ο βαθμός του Περιορισμού Διδδοο.ης της Πυρκοϊός ιοούτοι με 

τη διοφορά ΣΙ (αθροίσματος της στήλης Σι του Πίνοκο 4) με( 0 ν 
Σο (του Πίνοκο 5) κοι πρέπει νο είνοι μεγαλύτερος ή ίσος τον 
μηδενδς που ορίξετοι οον η βάση. 

Βήμα 6.2.: Ο βοθμδς της Δυνοτδτητος Πυρόσβεσης ιοουτοι με τη διοφοοά 

12 (αθροίσματος της οτήλπς Σ2 του Πίνοκο 4) μ£ ί 0 ν ΐβ ( 10υ 
Πίνοκο 5) κοι πρέπει να είνοι μεγαλύτερος ή ίοσς του τέσοερο 

που ορίξετοι οον η βόοο. 

Εήυο 6.3.: Ο βοθμδς της Δυυοτδτπτας Διοάυγής ιοούιοι με τη διοίορά Σ3 

ίοθροίομοτος της στήλης Σ3 του Πίνοκο <) μ€ ί 0 ν Σγ (ίου Πίνα- 


αριθμό. Εάν οι όροφο» του κτιρίου έχουν συνολικό εμβοδό 
μικρότερα των 750 τ.μ. τοποθετείται ένα πυροσβεστικό ερμά¬ 
ριο ονά δεύτερο όροφο. Σε κάθε κτίρ·ο,όπου το άθροιαμο ίων 
Μικτών εμβαδόν των ορόφων υπερβαίνει τα 300 τ.μ. πρέπει νσ 
υπάρχει ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό ερμάρια. 

2.3. Κάθε "πυροσβεστικό ερμάριο" πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής 
ειδικά εργαλε ία: 

α) Ένα λοστό διάρρηξης 

0) Ένα μεγάλο τσεκούρι 

γ) Μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάοωσης 

δ) Ένα προστατευτικό κράνος 

ε) Μια ατομική προσωπίδα με φίλτρο 

Επιπλέον,πρέπει να υπάρχει μία αναπνευστική συσκευή ατμοσφαι¬ 
ρικού αέρα υπό πίεση,λειτουργίας τουλάχιστον μιοής ώρας,γιο 
κάθε τρία πυροσβεστικά ερμάρια. 

-·4. Ολα το είδη του πυροάβεοτικού εξοπλισμού πρέπει να διατηρούν¬ 
ται σε καλή κατάσταση και να μη μετακινούνται από τις μόνιμες 
θέσεις τους,παρά μόνο οε περιπτώσεις συντήρησης,αναγόμωσης ή 
Χρησιμοποίησης για κατάσβεση πυρκαϊάς. 0ι πυροσβεστήρες τοπο¬ 
θετούντο ι , ελέγχοντα ι και συντηρούνται σύμφωνα με τις ισχύου- 
°ες διατάξεις. 

13. Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού: 

Οσοι εκμεταλλεύονται υφιστάμενα ξενοδόχε ία,είναι υποχρεωμένοι 
να φροντίζουν για την εκπαίδευση και την οργάνωση του προσω¬ 
πικού τους αε θέματα πυρασφάλειας,κατάσβεσης πυρκσϊών,εκκέ¬ 
νωσης κτιρίων και στη χρήση των μόνιμων και φορητών μέσων 
πυρόσβεσης. 

Για το άκοπά αυτό,πρέπει να συγκροτούν ομάδες πυρασφάλειας, 

Μ® επικεφαλής έναν αρχηγό πυρασφάλειας,τα καθήκοντα και οι 


κα 5) και πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή (οος του μηδενδς που 
ορίζεται σαν η βάση. 

Βήμα 6.4.: Ο βαθμός της Γεικκής Πυρασφάλειας ιοούται με τη διοφορά 
Σολ (αθροίσματος της στήλης Σολ του Πίνακα 4) μ€ ι 0 ν Σδ 

(του Πίνακα 2) και πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 
δέκα πέντε που ορίζεται σαν η βάση. 

Αν επιτυγχάνονται βαθμοί μεγαλύτεροι ή ίσοι και των τεσσάρων 
βόσεων (είναι δηλοδή αποδεκτά κοι τα τέσσερα στοιχεία του 
Πίνακα 6), τότε η Πυρασφάλεια του κτιρίου κρίυετοι αποδεκτή. 

Αν σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία προκύΦει βαθμός 
μικρότερος της βάσης, τότε η Πυρασφάλεια του κτιρίου κρ(υ 6 τοι 
όχι αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει 
να επιφέρει μεταβολές, κατά την κρίοη του, αε στοιχεία που 
βαθμολογούνται στους Πίνακες 1 και 3, τέτοιες ώστε να προκύψουν 
αποδεκτά και τα τέσσερα στοιχεία του Π(νοκα 6. 

2. Συμπλήρωση του Πίνακα 1 

- Πληθυσμός : Υπολογίζεται για ολόκληρο το κτίριο ή πυροδιαμερί- 

οματα, σύμφωνα με την ποράγροφο 2.1.1. τωυ 
Ειδικών Διατάξεων για τα ξενοδοχεία του Κανονισμού 
για την Πυροπροστασία Κτιρίων. 

Αριθμός ορόφων : Υπολογίζεται ο αριθμός των υπέργειων ορόφων 

του κτιρίου, ανεξάρτητα από τη διαίρεσή του 

οε πυροδιαμερίοματα. 

- Διανυκτερεύον Εκποι- : Υπολογίζεται η σχέση του αριθμού εκπαιδευμένου 
δευμένο Προσωπικό οπό την Πυροσβεστική Υπηρεσία διανυκιερεύουιος 

προσωπικού προς τον οριθυό των κλιυών του 
κτιρίου ή ηυροδιαμερίσιατος. 
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Οι βαθμοί 1 και 1, 2 επιτυγχάνονται μόνο όταν 
υπάρχει τουλάχιστο ένα διονυκτερεύον μέλος 
εκπαιδευμένου προσωπικού οε κάθε όροφο κτιρίου. 

Εγκαταστάσεις : Υπολογίζονται οι εγκοταοτάοεις ολόκληρου του 

κτιρίου ανεξάρτητα οπό τη διαίρεση του οε ηυροδιαμε- 
ρίσμαιο. 

3. Συμπλήρωση του Πίνακα 3 

3.1. Πυραντίοταση της φέρουσας κατασκευής. 

Προσδιορίζεται ο δείκτης πυραντίαταοπς των φερόντων δομικών 
στοιχείων τον κτιρίου με τη βοήθεια του Παραρτήματος Α. 

Στη συνέχεια γίνεται η βαθμολογία ανάλογα με τον αριθμό των 
υπέργειων ορόφων του συνόλου του κτιρίου. Λσμβάνετοι υπόψη ο 
αριθμός των υπέργειων ορόφων τον ο υνόλου τον κτιρϊον ακόμα 
κοι ότον μόνο ένα τμήμα του κτιρίου έχει χρήση ξενοδοχείου. 

Οπου σημειώνεται το στοιχείο α, ισχύει το υπόμνημα α, όπου προβλέπε- 
τοι η προσθήκη μιας μονάδας σε ορισμένες περιπτώσεις. 

3.2. Εσωτερικά τελειώματα κοινόχρηστων τμημάτων οδεύσεων διαφυγής. 

Προοδιορίζετοι η κατηγορία με βάση την ταχύτητα επιφανειακής 
εξάπλωοης της φλόγας, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, χωριστά για 
τοίχους, για οροφές και για δάπεδα. Σε κάθε περίπτωση λαμβάυεται 
υπόψη ο χώρος από όπου διέρχεται κοινόχρηστο τμήμα οδέυσεως 
διοφυγής κάθε πυροδιαμερίοματος ή του συνόλου του κτιρίου, όταν 
δεν υπάρχουν πυροόιαμερίοματα, που τα εσωτερικά του τελειώματα 
με βάση την ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωοης της φλόγας κατατάσσονται 
στη δυσμενέστερη κατηγορία. Ετσι προκύπτει ένας βαθμός για τοίχους, 
ένας βαθμός γιο οροφές και ένας βαθμός για δάπεδα και λαμβάυεται 
το άθροισμά τους. 

Η ένταξη των οροφών στην κατηγορία 0 ή 1 ή 2 δεν αναιρείται 

ότον τμήμοτά τους είυοι φωτιστικό σώματα ή'έχουυ τελειώματα οποιοοδή-· 
ποτέ άλλης κατηγορίος εκτός από την κατηγορία 4 , εφόσον το εμβαδόν 
κανενδς από αυτά το τμήματα δεν υπερβαίνει τα 5 τετραγωνικά μέτρα 
και σε καμμιά θέση δεν προκύπτει απόσταση μεταξύ τέτοιων τμημάτων 
μικρότερη οπό 3,5 μέτρα. 

Στην περίπτωση των φωτιστικών σωμάτων, η απόσταση αυτή μπορεί 
νο πεοι ορίζεται σε 2,8 μέτρο, εφόσον τα φωτιστικά σώμοτο έχουν 

πλάγια περιβλήματο με εσωτερικό τελειωμό ίδιος κατηγορίος με 
ουτό της οροφής και συγχρόνως το γεωμετρικό ύψος αυτών ίων 
πλάγιων περιβλημάτων δεν είναι μικρότερο οπό το ένα τέταρτο ιπς 
μεγαλΐτερης από τις οριζόντιες διαστάσεις τον φωτιστικού σώματος. 

-.3. Εσωτερικά τελειώματα αιθουσών. 

Προοδιορίζετοι η κοτηγορία με βάση την ταχύτητα επιφανειακής 

εξά πλώρης της φλόγας, σύμφωνα με το Παράρτημα θ. χωρισιά >,ο 

τοίχους αιθουαώυ εμβαδού δαπέδου μικρότερου ή (σου των 4 τετραγωνικών 
μέτρων, χωριστά για οροφές αιθουσών εμβαδού δαπέδου μικροτέρου 
ή ίσου των 4 τετραγωνικών μέτρων, χωριστά για τοίχους αιθουσών 
εμβαδού δαπέδου μεγαλύτερου των 4 τετραγωνικών μέτρων και χωριστά 
για οροφές αιθουσών εμβαδού δαπέδου μεγαλύτερου των 4 τετραγωνικών 
μέτρων. 

Σε κάθε περίπτωση λαμβάυεται υπόψη η αίθουσα κάθε πυροδιαμερίοματος 
ή του συνόλου του κτιρίου, όταν δεν υπάρχουν πυροόιαμερίοματα, 
που τα εσωτερικά της τελειώματα με βάση την ταχύτητα επιφανειακής 
εξάπλωοης της φλόγας κατατάσσονται στη δυσμενέστερη κατηγορία. 
Ετσι προκύπτουν τέσσαρες βαθμοί κοι λαμβάυεται το μισό του αθροίσμα- 
τός του. 

Ισχύουν δσα ανοφέρονται περί οροφών στην προηγούμενη Παράγρα¬ 
φο 3.2. 

Οπου σημειώνεται το στοιχείο β, ισχύει το υπόμνημα β. 

3.4. Επίπλωση - Διακόσμηση. 

Τα κρεβάτια αφενός, και τα καθίσματα, πολυθρόνες και καναπέδες 
οφετέρου, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες από άποψη κινδύνου 
ενάρξεως πυρκαιάς, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα "Κατηγορίες 
επιπλώσεων από όποψη κινδύνου ενάρξεως πνρκαΐός". Ετσι προκύπτουν 
δύο βαθμοί κοι λαμβάυεται το άθροισμά τους. Από το άθροισμα αυτό 
οφαιρούνται 4 μονάδες οτην περίπτωση που στην κινητή άιακάομηοη 
και λοιπή επίπλωση γίνεται χρήση στερεών οφρών οπό πολυμερή. 

3.5. Τοίχοι διαδρόμων. 

Προσδιορίζεται ο δείκτης πυροντίσταοης των τοίχων που διαχωρίζουν 
τους διαδρόμους οπό το υπόλοιπο κτίριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
γιο την Πυροπροστασία Κτιρίων κοι τα Παραρτήματα. 

Ετσι προκύπτει ο βοθμός. 

3.6. Πόρτες διοδρόμων. 

Προσδιορίζεται, σύμφωνο με τον Κανονισμό γιο την Πυροποοσιοσίο 


Κτιρίων κοι τα Παραρτήματα, ο δείκτης πυραυτίοτοοης των αυτοκλειόμενωτ 
θυρών που βρίσκονται στους τοίχους που δια χωρίζουν τους διαδρόμους 
οπό το υπόλοιπο κτίριο. Ετσι προκύπτει ο βαθμός. 

Οπου σημειώνεται το στοιχείο γ, ισχύει ίο υπόμνημα γ. 

Οι μη αυιοκλειόμενες πόρτες βαθμολογούνται με 0 ανεξάρτητα οπό 
το δείκτη πυροντίοτοσής τους. 

3.7. Αριθμός εξδδων. 

Οτον από κόθε σημείο του κτιρίου υπάρχει δυνατότητα διοφυγής 
προς δύο όιοφορετικές εξόδους } διανύοντας διαφορετικές οδεύσεις 
που είτε δεν συμπίπτουν καθόλου είτε συμπίπτουν μόνο κατά το 
πρώτο τμήμα τους που δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα, δίνεται ο βοθμός 6. 
Οτον δεν ισχύει το προηγούμενο, αλλά κόθε όροφος εξυπηρετείται 

από δύο τουλάχιστο εξόδους, δίνεται ο βαθμός 4. 

Οταν υπάρχει μία μόνο έξοδος, σε ισόγειους χώρους με πληθυσμό 

μεγαλύτερο οπό 50 άτομα που ανοίγει κοτ' ευθείον οε κοινόχρηστη 
οδό και το μήκος της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής δεν ξεπερνά 

τα 15 μέτρα, δίνεται ο βαθμός 3. 

Οταν υπάρχει μία μόνο έξοδος για κόθε όροφο χωρίς να τηρούντοι 

• οι παραπάνω προϋποθέσεις, δίνεται βαθμός που κυμαίνεται οπό 2 

μέχρι -8, ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων του κτιρίου και το 
εμβοδό του μεγαλύτερου ορόφου ή πυροδιαμερίοματος που εξυπηρετείται 
οπδ μία μόνο έξοδο. 

3.8. Οταν στο κτίριο δεν υπάρχουν οδιέξοδα τμήματα οδεύσεων διοφυγής 
ή υπάρχουν, αλλά το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα, δίνεται 
ο βοθμδς 6. 

Οταν τα μήκη είναι μεγαλύτερο, δίνεται μικρότερος βοθμδς, που 
διαφοροποιείτοι ανάλογα και με τον αριθμό των υπέργειων ορόφων 

του κτιρίου. 

3.9. Μήκος οπροοτότευτπς όδευσης διαφυγής. 

Δίνεται βαθμός ανάλογα με το μεγαλύτερο μήκος απροστάτευτης 
δδευσπς διαφυγής που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο κτίριο ή στο 
τμήμα κτιρίου ξενοδοχείου. Η μέτρηση του μήκους αυτού γίνετσι 

σύμφωνο με την Παράγραφο 2.2.1. των Γενικών Διατάξεων τον Κανο¬ 
νισμού γιο την Πυροπροστασία Κτιρίων. 

Οπου οημειώνετοι το στοιχείο δ, ισχύει το υπόμνημα δ, όπο: 
προβλέπετοι η προσθήκη 3 μονάδων ότον ισχύουν ορισμένες συνθήκες. 

3.10. Παροχές οδεύσεων διαφυγής. 

Υπολογίζεται π ποσοχή κόθε όδευσης διοφυγής του κτιρίου ή το: 
τμήματος κτιρίου του ξενοδοχείου. Αυτό γίνεται κστσνέμοντος 

τον πληθυσμό κόθε ορόφου στις οδεύσεις διοφυγής που εξιπηρετο: 
τον όροφο. Ετσι προκύπτει ένας οριθμδς ατόμων, που όιαΦεύγί. 
χρησιμοποιιΐνιος κόθε όδευση διοφυγής. 

Για τον υπολογισμό των παροχών ισχύει η παράγραφος 2.1. των 
Γ ενικών Διατάξεων του Κανονισμού για την Πυροπροστασία Κτιρίων. 

Ο πληθυσμός υπολογίζεται σύμφωνα με την πορόγροφο 2.1.1. των 

ειδικών διατάξεων γιο χα ξενοδοχεία του Κανονισμού γιο την Πυροπρο¬ 
στασία κτιρίων. 

Μετρότοι ο αριθμός των μονάδων πλάτους για κάθρ υπάρχουοα 

όδευση διαφυγής σύμφωνα με την πορόγροφο 2.1.2. των Γενικών 

Διατάξεων ίου Κανονισμού για την Πυροπροστασία κτιρίων. 

Στη συνέχεια για κόθε όδευση διαφυγής διαιρείται ο αριθμός των 
ατόμων δια των μονάδων πλάτους και λαμβάυεται ο μεγαλύτερος 

από αυτούς τους λόγους. 

Ο βαθμός προκύπτει οτον πίνακα από το συνδυασμό αυτού του 

λόγου κοι ίου αριθμού των υπέργειων ορόφων του κτιρίου. 

3.11. Προστασία ανοιγμάτων πατώματος. 

Εξετάζονται τα περιβλήματα των ανοιγμάτων πατώματος, δηλοδη 

των κλιμακοστασίων, των ανοιγμάτων πατώματος που δημιουργούν ται 
από το πέρασμα ρόμπας, φρέατος ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγω¬ 

γού, καταπακτής κοι κάθε άλλου ανοίγματος σε πάτωμα μεταξύ οροφών. 

Οταν δεν υπάρχει περίβλημα με αυτοκλειόμενα κουφώματα, δίνεται 
η μικρότερη βαθμολογία. 

Προσδιορίζεται ο δείκτης πυραντίστασης των περιβλημάτων σύμφωνα 
με τον Κανονισμό για την Πυροπροστασία κτιρίων και τα Παραρτήματα 
για τους τοίχους και κουφώματα. Η βαθμολογία κλιμακώνεται ονάλογο 
με το συνολικό αριθμό ορόφων του κτιρίου. Συνυπολογίζονται οι 
υπόγειοι και υπέργειοι όροφοι. 

Οπου σημειώνονται τα στοιχεία ε και ζ, ισχύουν τα αντίστοιχο 
υπομνήματα. 
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3.12. Διαχυοιομός και προστασία επικίνδυνων* χώρων. 

Πέραν των λεβητοστασίων και των αποθηκών καυσίμων, για τα οποία 
ισχύει η υποχρεωτική διάτό^Η ί ^’® 0 ίΜι παρδυτοε; Κανονισμού, θεωρούνται 
επικίνδυνοι ^(ωροι τα πλυντήρια, τα μαγειρεία, τα εργαστήρια συντηρητών 
και κάθε άλλος χώρος όπου γίνεται λειτουργία η αποθήκευση που 
έχει βαθμό κινδύνου μεγαλύτερο από το βαθμό κινδύνου του υπόλοιπου 
κτιρίου. 

Παρασκευαστήριο πρωινού εξαιρείται οπό τους επικίνδυνους χώρους, 
εφόσον ισχύουν συγχρόνως τα α και β- 

δ .) Το εμβαδό του δεν υπερβαίνει το 20 τετραγωνικά μέτρα, 
β.) Δεν χρησιμοποιείτο! βάριο καύσιμο ή εόν χρησιμοποιείτο! η 
φιάλη του αερίου βρίσκεται σε υποίθοιο χώρο κοι συνδέεται 
με τους καυστήρες με μόνιμους μεταλλικούς σωλήνες. 


3.16.Αυτόματο ούστημα πυρόσβεσης. 

Ελέγχεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης , το οποίο 
να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3 των Γενικών 
Διατάξεων του Κανονισμού για την Πυροπροστασία Κτ ιρίων. 

Στην περίπτωση που δεν τηρείται οποιαδήποτε οπό τις α π α ι » ή ο »· ι ς 
που περιγρόφονται στην παράγραφο 4.3 δίνεται βαθμός όπως αν 
δεν υπήρχε αυτόματο σύατημα πυρόσβεσης. 

Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο ούατημθ,γίνετοι διάκοιυη 
αν αυτό τα σύοτημο: 
ο) υπάρχει μόνο οτους διαδρόμους 
β) υπάρχει μόνο στα δωμάτια 

γ) υπάρχει μόνο οτους διαδρόμους και στους χώρους κοινής χρή- 
αεως των ενοίκων 

δ) υπάρχει οτο σύνολο του κτιρίου 


Στη συμπλήρωση ίου στοιχείου 12 του Πίνακα 3 δεν λαμβάνετοι 
υπόψη ο διαχωρισμός και η προστασία των λεβητοστασίων και 
των αποθηκών καυσίμων. Οταν δεν υπάρχει άλλος επικίνδυνος 
χώρος εκτός οπό λεβητοστάσιο ή/και δεξαμενή καυσίμων, δίνεται 
η μεγαλύτερη βαθμολογία 5. 

Οταν δεν υπάρχει περίβλημα με άυτοκλειόμενα κουφώματα ή οι 
τοίχοι του περιβλήματος έχουν δείκτη πυραυτίστασης μικρότερο 
οπδ μισή ώρα ή οι πόρτες έχουν δείκτη πυραυτίστοσης μικρότερο 
από δέκα πέντε λεπτά, δίνεται η μικρότερη βαθμολογία. 

Προσδιορίζεται ο δείκτης πυραυτίστασης των περιβλημάτων των 
επικίνδυνων χώρων σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Πυροπροστασία 
Κτιρίων και* τα Παραρτήματα για τοίχους και κουφώματα. 

Η βαθμολογία κλιμοκώυεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό ορόφων 
του κτιρίου. Συνυπολογίζονται οι υπόγειοι και οι υπέργειοι όροφοι. 

Οπου σημειώνεται το στοιχείο η, ισχύει το αντίστοιχο υπόμνημα. 

3.13. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού. 

Ελέγχεται αν υπάρχει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού του κτιρίου, 
το οποίο να εκπληρώνει τις. αποιτήσεις της παραγράφου 4.2.1. των 
Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού για την Πυροπροστασία Κτιρίων. 
Στην περίπτωση που δεν τηρείται οποιαδήποτε απδ τις απαιτήσεις 
που περί γράφονται στην παραπάνω παράγραφο, δίνεται βαθυδς, όπως 
αν δεν υπήρχε χειροκίνητο σύστημα συναγερμού. 

Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο ούοτημο, γίνεται διάκριση 
ον ουτδ το ούστημα μπορεί να δάοει σήμα συναγερμού που να 
δισβιβάζεται αυτόματα στην ορμόδια ΠνροοβεοτικήΥπηρεσίο. 

Οπου σημειώνεται το στοιχείο θ, ισχύει το υπόμνημα θ. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΙΑ 
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26-50 

51 100 

101-150 

* 1 51 

α ι ο μα 

ατ ομα 

ατομα 

ατομα 

ατομα 1 

1 

1.1 

1.4 

1.7 

* I 


1 οροψος 

2 οροφοι 

3 οροφοι 

Α-5 οροφοι 

6-8 ο ροιροι 

ϊ* ορ ο φ ο ι | 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1 ,4 

1 . 6 


1 ατομο/ορο- 
φο χαι του- 
Χαχιοτον 

1 άτομο /25 
χ λινέ ζ 

1 άτομο /ορο 
φο αλλα λι¬ 
γότερο απο 

1 άτομο / 25 
χ λινές 

1 άτομο / 

25 χλινες 

1 ατομο/πε 
ριοοοτερες 
απο 2 5 
χ λινές 

10-25 χλι· 
νες χωρίς 
διανυχτε- 
ρευον άτομο 

περισσότερες 
απο 25 χλινες 
χωρίς διανυ- 
χτερευον ά¬ 
τομο 

1 

1,2 

1,3 

1.4 

2 

3 



Δεν υπάρχει 

Υπάρχει μονο 

Δεν υπάρχει 

Δεν εντασσε- 

Το ουνολιχο ε μ- 


-αποόηχη 

παρασχευαοτη- 

-μαγειρείο 

ται στις τρεις 

βαδο των χωρων 

ιω 

χς υοιμων 

ριο πρωτνου 

ούτε 

πρώτες στη- 

οτιοιωνδηπ οτε 

ω 

-λεβητοστάσιο 

εμβαδου που 

-πλυ ντηρι ο 

λες χαι το συ. 

εγκαταστάσεων 

ωι 

-παρασκευαστή- 

δεν υπερβαι- 

ούτε 

νολιχο εμβαδό* 

απο αυτές που 


ριο πρω ινόν 

νει τα 

-ερ γ αοτηριο 

των χωρων εγ- 

σναιφερονται στη 


-μαγειρείο 

ΐΟΟτεταγωνι- 

ουντηρηοης 

■καταστάσεων 

πρώτη οτηλη υπέρ. 

<Τ 

-πλυντήριο 

χα μέτρα 


δεν υπερβαίνει 

βαίνει τα 100 τε- 

— 

-εργαστήριο 



τα 100 τετρά- 

τραγωνιχα μπρα 

ωι 

συντήρησης 



νιχα μέτρα 



1 

1.1 

1.2 

1 .4 

1.5 


· 14 · Σύστημα ανίχνευσης πυρκαϊός με ουτδματα μέσο. 

Ελέγχεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ηνρκοιδς, 
το οποίο να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.*,. ίων 
Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού για την Πυροπροστασία κηρίων. 
Στην περίπτωση που δεν τηρείτοι οποιαδήποτε οπδ τ»ς οποιτήοεις 
που περιγράφουται στην ποράγρσφο 4.1., δίνεται βσθυδς 6η_·ς αν 
δεν υπήρχε αυτδμοτο σύστημα ανίχνευσης πυρκοισζ. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει τέτοιο ούστημα, γίνετοι διάκριση ον αυτά ίο 
σύστημα: 

°) υπάρχει μάνα στους διαδρόμους 
β) υπάρχει μόνο στα δωμάτια 

γ) υπάρχει μόνο στους διαδρόμους και στους χώρους κοινής χρή- 
σεως των ενοίκων 

6) υπάρχει στο σύνολο του κτιρίου 

3. 15.Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 

Ελέγχεται αν υπάρχει υδροδοτικά πυροσβεστικό δίκτυο,το οποίο 
να εκπληρώνει το εξής: 

α) Να έχει σημεία λήψεως σε κάθε όροφο αε απόσταση τουλάχι¬ 
στον 5 μέτρων από την πόρτα του ενός τουλάχιστον κλιμακο¬ 
στασίου και ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα, 
β) Να είναι σχεδιασμένα σύμφωνο με το ποράρτημο θ της 3/19Θ1 
Πυροσβεστικής διάταξης "θααικά στοιχεία υδροδοτικού πυρο¬ 
σβεστικού δικτύου". 

Στην περίπτωση που 6εν τηρείται κάποια από αυτές τις απαι¬ 
τήσει ς , β ί νέτα » βαθμός όπως αν δεν υπήρχε υδροδοτικό πυρο¬ 
σβεστικό δίκτυο. 

Οτον το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο τροφοδοτείτο· μόνο 
υπό το δίκτυο ύδρευσης του οικιομού,αλλά κατά τα λοιπό 
είναι σύμφωνο προς τα ο και β της παρούσας παραγράψου,με 
εξαίρεση τυς προδιαγραφόμενες παροχές,που αντί ρυτών γίνον¬ 
ται δεκτές οι υπάρχουσες του υδροδοτικού δικτύου του οικι- 
ομού,εφόσον η παροχή είναι όλο το εικοσιτετράωρο·δίνετο> 
βαθμός μηδέν. 

Οπου σημειώνετοι το στοιχείο ι,ισχύει το υπ 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ δ 
Π Α Δ Ε Σδ 



ΠΙΝΑΚΑΣ _3 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΕ- 

δείκτης 

πυραυτίοταοης 


ΡΟΝΙΏΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 

<0,5 Π 

0,5 Ιτ 

11) 1,5 Π 

2 Η 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 





1 όροφος 

2 

4 

5 5 

5 

2-3 όροφοι 

0° 

4 α 

5 5 

5 

4-8 όροφοι 

- 6° 

ο 1 

4° 5 

5 

8 όροφοι 

- ι <Ρ 

-2° 

3° 4 α 

5 


2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΜΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ 
ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

τοίχοι 

οροφές 

δάπεδα 


κατηγορία με βάοη την 

ταχύτητα 

επιφανειακής εξάπλωσης 

φλόγος 

4 3 

2 

1 0 

- 1 0 

1 

2 3 

- 1 0 

1 

2 3 

1 2 

3 

3 3 


άθροισμα 


ιόμνημο 
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3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

κατηγορία με βάση την 

ταχύτητα 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

επιφανειακής εξόπλωοης 

φλόιος 


4 

3 

2 

1 0 

τοίχοι αιθουσών εμβ. = 4 τ.μ. 

2 

3 

3 

3 3 

οροφές αιθουσών εμβ.^ 4 τ.μ. 

2 

3 

3 

3 3 

τοίχοι αιθουσών εμβ. > 4 τ.μ. 

0 

ί 

2 β 

3» 30 

οοοφές οιθουσών εμβ. >4 τ.μ. 

0 

1 

2 

3 3 


5. . ΤΟΙΧΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΝ 


6.. ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΝ 


δείκτης πυρονηοταοης 
Ο 5 ηΐη 15 ιηϊη 


μη αι/ιο- δείκτης ηυραντίοταοης 

κλειόμενες οε ουτοκλειόμενες 

πόρτες πόρτες 



Οδ πιίη 

15 πιΐη 

^ 30 »ΐη 

0 

2 

47 

5 Υ 


7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

- από κάθε σημείο δυνατότητα διοφυγής προς δύο 
εξόδους με μέγιστο κοινό τμήμα 10 μ. 

- κάθε όροφος εξυπηρετείται από δύο τουλάχιστο εξόδους 

* μία μονο έξοδος ολλά σύμφωνη με τους όρους της εξαίρεσης 

' μ»α μόνο έξοδος χωρίς να καλύπτεται από τους όρους 
της εξαίρεσης 

όπου 1 όροφος 

2-3 όροφοι εμβαδόν ορ. ^ 500 τ.μ. 

2-3 όροφοι εμβαδόν ορ. ) 500 τ.μ. 

4-8 όροφοι εμβαδόν ορ. ^ 500 Τ.μ. 

4-8 όροφοι εμβοδόν ορ. > 500 τ.μ. 

8 όροφοι εμβοδόν ορ. ^ 500 τ.μ.' 

8 όροφοι εμβαδόν ορ. } 500 τ.μ. 


ΠΜΐ- 

άθροιομα 


ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

κατηγορία από άποψη 


ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

κινδύνου έναρξης πυρκαϊάς 



4 3 2 1 

-0 

κρεβάτια 

0 12 3 

4 

καθίσματα , κανοπέδες, 
πολυθρόνες 

0 12 3 

4 

κινητή διακδσμηση και 
λοιπή επίπλωση 

χρήση στερεών οφρών 

από πολυμερή | 

- 4 | 


11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 


1 όροφος (ε) 

2 όροφοι 

3 όροφοι 
4-8 όροφοι 

6 όροφοι 


12. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 


1 - 2 όροφοι 
3-8 όροφοι 


13. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 


•4. ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΠΥΡΚΑΪΑΣ 


15. ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 


16. ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ 


δείκτης ηυραντίοταοης του περιβλήματος 

<0,5 ϊ» 0,5 ίι 1 Η 1|5 1ι 2 ίτ 

ά 

απροστά¬ 

τευτο 


δείκτης πυρουτίοτοσης 

τοίχοι τοίχοι τοίχοι τοίχοι 
0.5 Η 0,5 Η ί 1 Η ϊ 1 * 
πόρτες πόρτες πόρτες ,όρτες 
15 ιηϊη 0,5 Η 0,5 η - ι η 


σύνδεση με ούνόεοη μ- 
την Πυρο- την Πυρο¬ 
σβεστική οβεστική 

Υπηρεσία Υπηρεσία 


υπάρχει υπαρ- υπόρ- υττάρ- 

μόνο χςι χ€ΐ στο 

στους μόνο μόνο σύνολο 

διοδρο- στα στους του - 

Ρους όωμά- διοόρό- κτιρίου 

τια μους 

κοι 
τους 
χώρους 
κοινής 
χρήσε- 
ως των 
ενοίκων 


δεν υπάρχει 

ΙΤϊ 


υπόρ- υπόρ- υπόρ- υπόρ- 

δ€ν χει Χ€ΐ Χ€ΐ χει 

υπόρ- μόνο μόνο μόνο σχο 

χει στους στο στους εΟνολο 

διαδρό- δωμά- διοδρό- χ^ 


?· ΑΔΙΕΞΟΔΑ 


1*2 όροφοι 
2 όροφοι 


μήκος * 35 μ μήκος μ μήκος < ΐΟμ 
<35 μ 


9. ΜΗΚΗ ΑΠΡΟΣΤΑ¬ 
ΤΕΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΦΥΓΗΣ 


10.. ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΟΔΕΥΣΕΩΝ 
ΔΙΑΦΥΓΗΣ 


1 όροφος 
2-3 όροφοι 
4-8 όροφοι 
> 8 όροφοι 


μήκος μήκος μήκος μήκος 

>65 μ >50 μ >35 μ ί 35 μ 

* 65 μ > 50 μ 


άτομα ανά μονάδα πλάτους 
οόεύοεων διοφυγής 


>150 >100 

ί 200 « 150 


Υπόμνημα του Πίνακα· 3 

α: Προοτίθετοι μία μονάδα όταν δεν υπάρχει υπόγειος όροφος ή όταν ο δείκτης 

πυροντίσταοπς της φέρουσος κατασκευής όλων των υπόγειων ορόφων είναι 
μεγαλύτερος κατά τουλάχιστο μισή ώρα από αυτόν της υπόλοιπης φέρουσος 
κατασκευής. 

β: Στις αίθουσες αυτές δεν αλλάζει η βαθμολόγηση, όταν τμήμα ή τμήματα 

των επιφονειών των τοίχων τους £χονν τελειώματα οποιοσδήποτε κατηγορίας 
εκτός οπό την κατηγορία 4 , εφόσον το συνολικό εμβοδό αυτού του τμήματος 
ή των τμημάτων δεν υπερβαίνει ούτε το μιοό του εμβοδού της επιφάνειας 
του δαπέδου του χώρου ούτε τα 20 τετραγωνικά μέτρα. 

γ: Η βαθμολόγηση ισχύει υπό του όρο ότι ο δείκτης πυροντίστασης του τοίχου 

δεν είναι μικρότερος. 

' Οταν ο δείκτης πυροντίστασης του τοίχου είναι μικρότερος από αυτόν 
της πόρτας, τότε σαν δείκτης ηυραντίοταοης της πόρτας λαμβάνεται αυτός 
του τοίχου. 
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δ: 


ί: 


η: 


Προστίθενται τρεις μονάδες όταν το τμήμα της απροστάτευτης όδευσης 
διοφυγής είναι υπαίθριο και εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.2.2. των Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού για την Πυροπροστασία 
Κτιρίων. 

Στα μονδροφα κτίρια (όπου δεν υπάρχουν προφανώς ανοίγματα πατώματος) 
δίνονται πέντε μονάδες. 

Δεν αλλάζει η βαθμολόγηση όταν τα κουφώματα στα περιβλήματα ανοιγμάτων 
πατώματος έχουν δείκτη πυραντίοτασης / που δεν υπολείπεται περισσότερο 
από μισή ώρα από αυτόν του περιβλήματος. 

Αφαιρούνται τρεις μονάδες ακόμα όταν επικίνδυνοι χώροι βρίσκονται σε 
υπόγειο όροφο. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 6 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

οχι 

απο- αϊτο¬ 
ί 1 Ια βασ^ 6οαο βηαο 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΙ ΠΤΡΚΑΤΑΣ □ μετον □ ιαον πηπη 

12 Ιβ . . 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΤΡΟΣΒΕΣΗΣ □-□-□3ΙΧΙ 


θ: Δεν αφαιρούνται αυτές οι δυο μονόίες αλλά τίθετοι ο αριθμός 0 , όταν οι 

κλίνες τον κτιρίου δεν υπερβαίνουν τ\ς 15. 

ι: Δεν οφαιροΰνται ουτές οι τρεις με.άδες αλλά τίθεται ο οριθμός 0 στις 

εξής περιπτώσεις: 

ι . όταν το κτίριο έχει 75 ή λιγίτερες κλίνες κοι συγχρόνως τρεις ή 
λιγδτερους υπέργειους ορόφους 

ϋ . όταν το κτίριο έχει δύο ή λιγέτε-Κ>υς υπέργειους ορόφονς και συγχρόνως 
όλες σι μονάδες διαμονής έχοι*. πόρτο που ονοίγει «.οτ' ευθείαν προς 
τελική έξοδο ή προς κοινόχρηστη οδό. 


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΤΓΗΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 


13 Σγ 


Σολ. 

| μα ον 

□ 

18 

| ίσον| 

ΠΏΠ3 


μετον 

□ 

|ιοον | 

□ΞΕΕ 


ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κλί ΤΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 




Σ 1 

Σ 2 

Σ 3 

Σ ολ. 

α/α 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ι~ι~) ^ 
Ο τ <1 

Σ 

Ε° * 

2ία- 

&->- 

πφι: 

<ί ^ 
ι 1 

ϊ ΰ 

ο £0 

< Ο 
Ζ Ο. 
V- V- 

<3 α 

« υ 

Ο >- 
< * 

Ζ « 

)- — 
< -σ 

ι 5 

— «τ 

ζ Ζ 

<Γ 

υ ί 
>- 
ι- σ 

1 

ΠΤΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ©ΕΡΟΝΤΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 



ιιιιι 


2 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 


§§§ 



3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 



ΙΡΙ 


4 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΓΜΗΣΗ 


ιϋ 

ΨΜ 


5 

ΤΟΙΧΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 


ΙΡ 



6 

ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 


■ 



7 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

Ιϋ 

■ 



8 

ΑΔΙΕΞΟΔΑ 

§§ϋ 

Μ 



9 

ΜΗΚΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΟΔΕΤΓΈΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 


Μ 



10 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Β 

■Μ 



1 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 


% 



12 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 



Μ 


13 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ .ΣΤΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ιρρ 




1 4 

ΣΤΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ Π Τ ΡΑ ΝΙΧ ΝΕΤΣΗ Σ 

ϋ 




15 

ΤΔΡ0Δ0ΤΙΚ0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΤΟ 



Κ| 


16 

ΑΤΤΟΜΑΤΟ ΣΤΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 



: 2 



ΣΥΝΟΛΟ 






ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σα.Σί.Σγ 



1. Από την έναοζη της ισχύος του παοόντος κανονισμού επιβάλλεται 
η σύνταξη μελέτης πυοοποοστασίας για κάθε υφιστάμενο ξενοδο- 


ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ 
ΟΡΟ ΦΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΤ ΡΚ ΑΤΑ Σ 

Σα 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

Π Τ ΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Σ? 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Σγ 

1 

3 

2 

0 

2-8 

6 

4 

2 

> 9 

8 

5 

3 


χε ίο. 

Στη μελέτη αυτή τιοέπει να εμφανίζεται η αξιολόγηση του κτιρίου 
τω'κεγκαταστάσεών του και του εξοπλισμού του, καθώς και οι τυ¬ 
χόν αναγκαίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές διαρρυθμί¬ 
σεις, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο πυροπροστασίας 

2. Η εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας υφιστάμενων ξενοδοχείων 
καθώς και η επίβλεώη εφαρμογής τους επιτρέπεται σε διπλωματού¬ 
χους αοχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και 
χημικούς μηχανικούς. 
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Ο έλεγχος των αελετών πυροποοστασίας, της εφαρμογής τους και 
της καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων ενεργητικής πυοοποο- 
στασίας που έχουν ποοδιαγραωεί στη μελέτη ανατίθεται στην κατά 
τόπο αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία που ελέγχει τη μελέτη, εφόσον διαπιστώ¬ 
σει ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού, 
την εγκρίνει θέτοντας τη σφραγίδα "ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟ¬ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ". 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται από την εγκεκριμένη με αυτόν 
τον τρόπο μελέτη οποιαδήποτε κατασκευή που από τις κείμενες δια¬ 
τάξεις επιβάλλει έκδοση οικοδομικής άδειας, η υπηρεσία χορηγεί 
μετά από επιτόπιο έλεγχο "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ". 

Στην αντίθετη πεοίπτωση, η μελέτη υποβάλλεται από τον ενδιαφε¬ 
ρόμενο πρώτα στην πολοεοδμική υπηρεσία για την έκδοση της σχε¬ 
τικής οικοδομικής άδειας και κατόπιν στην πυροσβεστική υπηρεσία, 
ί'που χορηγείται πάλι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο το 
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ".μετά από επιτόπιο έλεγχο. 

3.-Σε περίπτωση οποιοσδήποτε μεταβολής στις κατασκευές ή/κοι στις 
εγκοταστίσεις ή/και στον εξοπλισμό που αφορούν την εγκεκριμένη 
μελέτη πυροπροστασίας οπαιτείτα· η ανασύνταξη και επανυποβολή 
Της μελέτης γιο αναθεώρηση και χορήγηση νέου Πιστοποιητικού 
Πυροπροστασίας. 

Εόν σε οποιονδήποτε μελλοντικό έλεγχο το Πυροσβεστικό Σώμα δια¬ 
πιστώσει αποκλίσεις οπό την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας 
ή/κα. τη μη καλή λειτουργία των συστημάτων ενεργητικής πυρο- 
προστοσίας,δίνεται προθεσμία δύο μηνών για την αποκατάσταση, 
χωρίς ν'απαλλάσεται στο διάστημα αυτό από την ευθύνη ο διευθυ¬ 
ντής και ο ιδιοκτήτης της τουριστικής επιχείρησης. 

Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις ή/και η καλή λειτουργία των 
συστημάτων δεν αποκατασταθούν στην παραπάνω αναφερόμενη προθε¬ 
σμία ,ονοκαλείται το "Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας", με κοινο¬ 
ποίηση προς τον Ε.0.Τ. ο οπο ίος οφοιρεί την άδεια λειτουργίας 
του ξενοδοχείου. 

Εάν όμως η επιχείρηση συμμορφωθεί με τις-επιβαλλόμενες απαιτή- 
οεις,το Πυροσβεστικό Σώμα υποχρεούται να εκδώσει νέο "Πιστοποιη¬ 
τικό Πυροπροστασίας" με κοινοποίηση και προς τον Ε.Ο.Τ. 

Για τους παραβάτες αυτού του Κανονισμσύ,εκτός από την αφαίρεση 
της άδειος λειτουργίας,εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 
433 του Ποινικού Κώδικα. 

Άρθρο 21 

Ι.-Οι διατάξεις του παρόντος Κνονισμαύ είναι υποχρεωτικές για 
όλο το υφιστάμενο ξενοδόχε ία,που λειτουργούν κατά την έναρξη 
της ισχύος του,καθώς και για όλο το ξενοδοχεία που κατασκευάζον¬ 
ται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. 

Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου δεν είνοι υποχρεω¬ 
τική η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κονονισμσύ,οι οποίες 
ονοφέροντσι στην έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστοσίας,γιο ξενο¬ 
δοχείο: 


έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον η μελέτη αυτή έχει εγκρ ι ι- 
θεί και εφαρμοστεί. 

γ) Εάν έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία μελέτη 
έκδοοης άδειας οικοδομής και μελέτη πυροπροσταοίας στην αρμό¬ 
δια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την πιο πάνω Πυροσβεστική 
Διάταξη,μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον ο» μελέ¬ 
τες αυτές έχουν εγκριθεί. 

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμαύ,□ι οπαίες αφορούν 
ελέγχους και κ υρώσε ι ς , ε ί να ι υποχρεωτική για όλα ανεξαιρέτως τα υφι*· 
ατάμενα ξενοδοχεία από την έναρξη ισχύος του. 

2.-Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανόνισμού,για κάθε ξενοδο¬ 
χείο είτε λειτουργεί είτε κατασκευάζεται,και για το οποίο έχει 
υποβληθεί μελέτη πυροπροοτασίας στο Πυροσβεστικά Σώμα σύμφωνα 
με τη 2/1979 Πυροσβεστική Διάταξη,επιτρέπέται να υποβληθεί μελέ¬ 
τη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,για την έκδοση "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ". 

Άρθρο 22 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω άρθρου 21 
τα ξενοδοχείο που λειτουργούν πρέπει μέσα σε διάστημα δύο χρόνων 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού να έχουν εφοδιαστεί 
με Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. Η μελέτη πυροπροσταο ίας υπο βάλ¬ 
λεται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής μέσα σε έξι 
μήνες από την έναρξη της ισχύος ταυ κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 23 

Οι διατάξεις πυροπροσταοίος που ισχύουν μέχρι σήμερα 
καταργούντοι εφόσον ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο από τα κεφάλαιο 
Α και 8 του παρόντος. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που 
δεν περιέχονται στον κανονισμό παραμένουν σε ισχύ. 

Άρθρο 24 

Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος π.δ/τος 
καθορίζεται ως εξής: 

1. —Για τα νέα κτίρια όλων των χρήσεων πλην των ξενοδο¬ 
χείων σε έξι μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

2. -Γιο τσ νέα ξενοδοχεία καθώς κοι τα υφιστάμενα ξενοδο¬ 
χεία οε ένα μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως. 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περ·βάλλαντος,Χωροταξίος και Δημο¬ 
σίων Έργων,ανοθέτουμε τη δημασ ίευση και εκτέλεση του παρόντος δια¬ 
τάγματος . 

Αθήνα /$" - £ - 19ΘΘ 


ο) που λειτουργού»/, κοι είτε έχουν έγκριση π οποίο τους χορηγήθηκε οπ 
το Πυροσβεστικό Σώμα,σύμφωνα με την υπ'αριθ.2/1979 Πυροσβε¬ 
στική Διοταξη,ειτε έχουν υποβάλλει μελέτη πυροπροστασίας σύμ¬ 
φωνα με την ίδια διάταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κοι εφόσον η μελέτη αυτή έχει εγκριθεί και εφοομοστεί. 


β) Που καταοκευάζονται 
αίας σύμφωνα με την 


εφόσον έχουν υποβάλλει 
πιο πάνω Πυροσβεστική 


μελέτη πυροπροοτο- 
Διάταξη,μέχρι την 


0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Α.ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 


0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ 0 ΛΝΑΠΛΗΡΠΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΠ 

ΑΝΤΟΝΗΕ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





